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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1797 

21 Δεκεμβρίου 2005 


Α ΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. Οικ. Φ9.2/29362/1957 

Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. οικ. 3899/253/Φ9.2 (ΦΕΚ 
Β/291/8.3.2002) κοινής υπουργικής απόφασης με την 
οποία συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 
Φ9.2/οικ. 32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/11.9.1997) κοινής 
υπουργικής απόφασης σχετικά με την εγκατάστα¬ 
ση, λειτουργία και ασφάλεια των ανελκυστήρων. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 2077/1992 «Κύρωση της Συνθή¬ 
κης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρω¬ 
τοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην 
τελική πράξη» (ΦΕΚ 136/Α). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2077/1992 «Μέσα 
και όργανα αναπτυξιακής πολιτικής και άλλες διατά¬ 
ξεις» (ΦΕΚ 14/Α), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των 
άρθρων 2 παρ. 1 (περ. ε & κ), 2 και 3 του ν. 1338/1983 
(34/Α) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν.1440/ 
1984 (70/Α). 

3. Τις διατάξεις του άρθρουθθ του «Κώδικα Νομοθε¬ 
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α' 98). 

4. Τις διατάξεις του ν. 1338/1983 “εφαρμογή του κοι¬ 
νοτικού δικαίου” (ΦΕΚ 34/Α'/1983). 

5. Την υπ’ αριθμ. 32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/11.9.1997) κοινή 
υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, 
Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων με την οποία προσαρμόσθηκε στην ελληνική 
Νομοθεσία η Οδηγία 95/16 ΕΚ του Συμβουλίου της Ευ- 
ρωπάίκήςΈνωσης «Για την προσέγγιση της νομοθεσίας 
των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες». 

6. Την υπ’ αριθμ. οικ. 3354/1991 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 149/Β/14.2.2001) «Καθορισμός πλαισίου για την 
αναγνώριση της ικανότητας και την έγκριση φορέων 
πιστοποίησης ή ελέγχου στον υποχρεωτικό τομέα». 


7. Το Βασιλικό Διάταγμα 37/23 Δεκεμβρίου 1965/17 
Ιανουάριου 1966 (ΦΕΚ Α'/10) περί κατασκευής και λει¬ 
τουργίας ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων. 

8. Τη συμπλήρωση του πλαισίου εφαρμογής της Οδη¬ 
γίας 95/16/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
«για την προσέγγιση της νομοθεσίας των κρατών μελών 
σχετικά με τους ανελκυστήρες», η οποία μεταφέρθηκε 
στην Ελληνική Νομοθεσία με την υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ. 
32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/11.9.1997) κοινή υπουργική από¬ 
φαση. 

9. Την υπ’ αριθμ. 3899/253/Φ9.2 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ Β/291/8.3.2002), όπως έχει διορθωθεί στα ΦΕΚ 372/ 
Β/26.3.2002, 510/Β/25.4.2002 και 781/Β/25.6.2002 σχετι¬ 
κά με την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια των 
ανελκυστήρων. 

10. Την ανάγκη για τροποποίηση και συμπλήρωση 
των διατάξεων σχετικά με τους ανελκυστήρες ώστε 
να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις για την 
εφαρμογή των μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται προ- 
κειμένου να εξασφαλίζεται η προστασία των προσώπων 
κατά τη θέση σε λειτουργία και χρήση των ανελκυστή¬ 
ρων για τους οποίους εφαρμόζεται η υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ. 
32803/1308/1997 (ΦΕΚ 815/Β/11.9.1997) κοινή υπουργική 
απόφαση, αποφασίζουμε: 

Αρθρο 1 

Γ ενικές Διατάξεις 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης: 

α) Απαγορεύεται η εγκατάσταση και η θέση σε λει¬ 
τουργία των ανελκυστήρων που δεν ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις των διατάξεων της υπ’ αριθμ. Φ9.2/ 
οικ.32803/1308/1997 (ΦΕΚ 815Β) κοινής υπουργικής από¬ 
φασης, με την οποία ενσωματώθηκε η Οδηγία 95/16/ 
ΕΚ (για τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες από 
1.7.1999). 

β) Εφαρμόζονται υποχρεωτικά, παράλληλα με τις 
ισχύουσες διατάξεις περί ανελκυστήρων, ειδικές δια¬ 
τάξεις και κανονισμοί που αφορούν στους χώρους και 
στις συνθήκες εγκατάστασης και λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρων που ισχύουν ή όπως εκάστοτε θα ισχύουν στο 
Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό (ΓΟΚ), στον Κτιριοδομικό 
Κανονισμό, στον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων, 
στα μέτρα ασφαλείας και προστασίας των εργαζομέ¬ 
νων στους ανελκυστήρες, στον Κανονισμό Εσωτερι¬ 
κών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ), όπως αυτός 
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αντικαταστάθηκε με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΗΩ 384 2η έκ¬ 
δοση/4.3.2004 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.7.5/1816/88 
(ΦΕΚ 470 Β') υπουργική απόφαση. 

γ) Εφαρμόζονται υποχρεωτικά, όπως κάθε φορά 
ισχύουν, οι διατάξεις κατάταξης των ηλεκτρολογικών 
& μηχανολογικών εγκαταστάσεων, οι διατάξεις περί 
κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων για την 
εκπόνηση και υπογραφή της μελέτης των ανελκυστή¬ 
ρων, την εγκατάσταση, την επίβλεψη και τη συντήρηση 
κάθε είδους ανελκυστήρα. 

δ) Οι διατάξεις που αφορούν τις βασικές απαιτήσεις 
ασφάλειας των φρεατίων, του θαλάμου, του μηχανο¬ 
στασίου, αν υπάρχει, και της προσπέλασης σε αυτό, 
όπως ορίζονται στην υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308/1997 
κοινή υπουργική απόφαση εφαρμόζονται υποχρεωτικά 
και από τις Πολεοδομικές Αρχές κατά την έκδοση της 
οικοδομικής άδειας του κτιρίου. 

Αρθρο 2 

«Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την 
εγκατάσταση και λειτουργία του ανελκυστήρα» 

Για την ηλεκτροδότηση προς εκτέλεση των απαραίτη¬ 
των δοκιμών εγκατάστασης και ρύθμισης των ανελκυστή¬ 
ρων, ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσω¬ 
πός του, υποβάλλει στο Διαχειριστή του Δικτύου ή του 
Συστήματος δήλωση «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ», 
από τους έχοντας αυτό το δικαίωμα, σύμφωνα με τις με 
τις ισχύουσες διατάξεις κατάταξης των ηλεκτρολογικών 
και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και την κα¬ 
τοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων. 

Ο Διαχειριστής του Δικτύου ή του Συστήματος χορη¬ 
γεί, προσωρινά, ρεύμα, η παροχή του οποίου διακόπτε¬ 
ται, αυτοδικαίως, μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών 
από την ημερομηνία παροχής, εφόσον δεν έχει στη συ¬ 
νέχεια προσκομιστεί από τον ιδιοκτήτη ή το διαχειριστή 
ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους πρωτοκολλημένη αίτηση 
καταχώρησης (προσωρινή βεβαίωση καταχώρησης) ή 
βεβαίωση-απόφαση καταχώρησης ανελκυστήρα, σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 3, από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της 
οικείας Ν.Α. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, η παραπάνω 
προθεσμία μπορεί να παραταθεί για δυο (2) ακόμη μήνες 
με αιτιολογημένη απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
της οικείας Ν.Α. 

Άρθρο 3 

Καταχώρηση Ανελκυστήρα 

1. Στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Ν.Α. τηρείται αρ¬ 
χείο ανελκυστήρων, το οποίο αποτελείται από το μη¬ 
τρώο και τους τεχνικούς φακέλους των εγκατεστημέ¬ 
νων ανελκυστήρων. 

2. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του ανελ¬ 
κυστήρα ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος 
εκπρόσωπός τους υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση 
Ανάπτυξης της οικείας Ν. Α. αίτηση καταχώρησης στο 
μητρώο των ανελκυστήρων σύμφωνα με το παράρτημα 
I της παρούσας, που πρωτοκολλείται και θεωρημένο 
αντίγραφό της παραδίδεται αυθημερόν από την Υπη¬ 
ρεσία στον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο 
εκπρόσωπό τους. Μαζί με την αίτηση καταχώρησης που 
υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη ή το διαχειριστή ή το 
νόμιμο εκπρόσωπό τους και τον αρμόδιο μηχανικό, συ¬ 
νυποβάλλεται και ο τεχνικός φάκελος που θα περιέχει 
τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά περίπτωση: 


I. ΝΕΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 

1. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας. 

2. Μηχανολογικό σχέδιο, στο οποίο θα απεικονίζονται 
η τομή και η κάτοψη του φρεατίου, η κάτοψη μηχανο¬ 
στασίου ο τρόπος ανάρτησης και η κάτοψη του τροχα- 
λιοστασίου, εάν υπάρχει. Εάν πρόκειται για υδραυλικό 
ανελκυστήρα, θα πρέπει να απεικονίζεται και ο τρόπος 
σύνδεσης με την αντλία. 

3. Ηλεκτρολογικό σχηματικό σχεδιάγραμμα κατά 
ΟΕΝΕΕΕΟ (καλωδιακή συνδεσμολογία κυκλωμάτων 
ισχύος και ασφάλειας κινητήρα, οργάνων του πίνακα 
με τα όργανα του θαλάμου, του φρεατίου και του μη¬ 
χανοστασίου). 

4. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 στις οποίες 
δηλώνεται: 

(α) Η ανάθεση της εγκατάστασης του ανελκυστήρα 
σε εγκαταστάτη από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή 
ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους. 

(β) Η ανάληψη της εγκατάστασης του ανελκυστήρα 
από τον εγκαταστάτη 

(γ) Η ανάθεση της συντήρησης του ανελκυστήρα σε 
αδειούχο συντηρητή από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχει¬ 
ριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους, θεωρημένη για το 
γνήσιο της υπογραφής του ιδιοκτήτη, (εις διπλούν) 

(δ) Η ανάληψη της συντήρησης του ανελκυστήρα από 
τον συντηρητή, θεωρημένη για το γνήσιο του περιεχο¬ 
μένου από αρμόδιο φορέα ή οργανισμό, (εις διπλούν) 

5. Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα (βιβλιάριο 
συντήρησης) για θεώρηση 

6. Ανάλογα με τη διαδικασία πιστοποίησης του ανελ¬ 
κυστήρα θα προσκομίζονται αντίστοιχα τα ακόλουθα 
έγγραφα, βάσει των παραρτημάτων της υπ’ αριθμ. Φ9.2/ 
οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/11.9.1997) κοινής υπουργικής 
απόφασης: 

α) Εξακρίβωση ανά μονάδα. 

ί. Δήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη σύμφωνα με 
το παράρτημα II - Β της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 
κοινής υπουργικής απόφασης, (θεωρημένη από τον ανα¬ 
γνωρισμένο φορέα ελέγχου) 
ϋ. Βεβαίωση πιστότητας του αναγνωρισμένου φο¬ 
ρέα σύμφωνα με το παράρτημα X της υπ’ αριθμ. Φ9.2/ 
οικ.32803/1308 κοινής υπουργικής απόφασης, 
β) Τελικός έλεγχος. 

ί. Δήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη σύμφωνα με 
το παράρτημα II - Β της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 
κοινής υπουργικής απόφασης, (θεωρημένη από τον ανα¬ 
γνωρισμένο φορέα ελέγχου). 

ϋ. Βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ σύμφωνα με το πα¬ 
ράρτημα V της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 κοινής 
υπουργικής απόφασης ή 

Δήλωση Πιστότητας του Κατασκευαστή και Βεβαί¬ 
ωση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του κα¬ 
τασκευαστή σύμφωνα με το παράρτημα XIII της ΚΥΑ 
Φ9.2/οικ.32803/1308, συμπληρωμένο από έλεγχο σχεδι- 
ασμού, αν αυτός δεν είναι πλήρως σύμφωνος προς τα 
εναρμονισμένα πρότυπα. 

ίϋ. Βεβαίωση τελικού ελέγχου σύμφωνα με το πα¬ 
ράρτημα VI της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 κοινής 
υπουργικής απόφασης. 

γ) Διασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων «Ανελκυστή¬ 
ρες». 

ί. Δήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη σύμφωνα με 
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το παράρτημα II - Β της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 
κοινής υπουργικής απόφασης, (θεωρημένη από τον ανα¬ 
γνωρισμένο φορέα ελέγχου) 
ϋ. Βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ σύμφωνα με το πα¬ 
ράρτημα V της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 κοινής 
υπουργικής απόφασης ή 

Δήλωση Πιστότητας του Κατασκευαστή και Βεβαίωση 
του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του κατασκευ¬ 
αστή σύμφωνα με το παράρτημα XIII της υπ’ αριθμ. 
Φ9.2/οικ.32803/1308 κοινής υπουργικής απόφασης, συ¬ 
μπληρωμένο από έλεγχο σχεδιασμού, αν αυτός δεν είναι 
πλήρως σύμφωνος προς τα εναρμονισμένα πρότυπα. 

ίϋ. Βεβαίωση συστήματος διασφάλισης ποιότητας 
σύμφωνα με το παράρτημα XII της ΚΥΑ Φ9.2/οικ.32803/ 
1308. 

δ) Διασφάλιση ποιότητας παραγωγής, 
ί. Δήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη σύμφωνα με 
το παράρτημα II - Β της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 
κοινής υπουργικής απόφασης, (θεωρημένη από τον ανα¬ 
γνωρισμένο φορέα ελέγχου) 
ϋ. Βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ σύμφωνα με το πα¬ 
ράρτημα V της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 κοινής 
υπουργικής απόφασης ή 

Δήλωση Πιστότητας του Κατασκευαστή και Βεβαίωση 
του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του κατασκευ¬ 
αστή σύμφωνα με το παράρτημα XIII της υπ’ αριθμ. 
Φ9.2/οικ.32803/1308 κοινής υπουργικής απόφασης, συ¬ 
μπληρωμένο από έλεγχο σχεδιασμού, αν αυτός δεν είναι 
πλήρως σύμφωνος προς τα εναρμονισμένα πρότυπα. 

III. Βεβαίωση συστήματος διασφάλισης ποιότητας 
σύμφωνα με το παράρτημα XIV της υπ’ αριθμ. Φ9.2/ 
οικ.32803/1308 κοινής υπουργικής απόφασης, 
ε) Πλήρης διασφάλιση ποιότητας: 
ί. Δήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη σύμφωνα με 
το παράρτημα II - Β της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 
κοινής υπουργικής απόφασης. 

ϋ. Βεβαίωση συστήματος διασφάλισης ποιότητας σύμ¬ 
φωνα με το παράρτημα XIII της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/ 
1308 κοινής υπουργικής απόφασης, (θεωρημένη από τον 
αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου) 

Τα έγγραφα των περιπτώσεων α),β),γ),δ),ε), εφόσον 
προέρχονται από φορείς διαπιστευμένους από το ΕΣΥΔ, 
εκδίδονται σύμφωνα με τα υποδείγματα του παραρτή¬ 
ματος II της παρούσας απόφασης. Σε αντίθετη περί¬ 
πτωση, και πάντα για τα έγγραφα τα προερχόμενα από 
φορείς διαπιστευμένους από το ΕΣΥΔ, δε θα γίνονται 
αποδεκτά από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες. Όσα 
από αυτά έχουν εκδοθεί με την παλιά τους μορφή και 
έχουν ισχύ που υπερβαίνει τις προθεσμίες της παρού¬ 
σας, γίνονται αποδεκτά από τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης 
των Ν. Α. μέχρι τη λήξη της ισχύος τους. 

II. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

1. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του ανελκυστήρα 
που, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν το έχει, μπορεί να 
το λαμβάνει με αίτησή του από την αρμόδια Υπηρεσία 
της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 

2. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 στις οποίες 
δηλώνεται: 

(α) Η ανάθεση της συντήρησης του ανελκυστήρα σε 
αδειούχο συντηρητή από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειρι¬ 
στή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους, (εις διπλούν) 

(β) Η ανάληψη της συντήρησης του ανελκυστήρα από 
τον συντηρητή (εις διπλούν) 


3. Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα για θε¬ 
ώρηση 

4. Πιστοποιητικό αρχικού ή περιοδικού ελέγχου από 
αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου. 

III. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ¬ 
ΣΗΣ 

1. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας. 

2. Αντίγραφο της προέγκρισης εγκατάστασης του 
ανελκυστήρα. 

3. Μηχανολογικό σχέδιο, στο οποίο θα απεικονίζονται 
η τομή και η κάτοψη του φρεατίου, η κάτοψη μηχανο¬ 
στασίου ο τρόπος ανάρτησης και η κάτοψη του τροχα- 
λιοστασίου, εάν υπάρχει. Εάν πρόκειται για υδραυλικό 
ανελκυστήρα, θα πρέπει να απεικονίζεται και ο τρόπος 
σύνδεσης με την αντλία. 

4. Ηλεκτρολογικό σχηματικό σχεδιάγραμμα κατά 
ΩΕΝΕΙΕΟ (καλωδιακή συνδεσμολογία κυκλωμάτων 
ισχύος και ασφάλειας κινητήρα, οργάνων του πίνακα 
με αυτά του θαλάμου, του φρεατίου και του μηχανο¬ 
στασίου). 

5. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/86 στις οποίες δη¬ 
λώνεται: 

(α) Η ανάθεση της συντήρησης του ανελκυστήρα σε 
αδειούχο συντηρητή από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειρι¬ 
στή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους, (εις διπλούν) 

(β) Η ανάληψη της συντήρησης του ανελκυστήρα από 
τον συντηρητή (εις διπλούν) 

6. Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα για θε¬ 
ώρηση 

7. Πιστοποιητικό (περιοδικού) ελέγχου από αναγνωρι¬ 
σμένο φορέα ελέγχου. 

IV. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙ¬ 
ΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 

1. Ανελκυστήρες που έχουν εγκατασταθεί και λειτουρ¬ 
γούν μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας ΚΥΑ και 
δεν υπάγονται στις κατηγορίες I ή II ή III του άρθρου 
αυτού, για τους οποίους δεν υπάρχουν στοιχεία νόμι¬ 
μης λειτουργίας, καταγράφονται και καταχωρούνται 
μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή 
του νόμιμου εκπροσώπου τους στην αρμόδια Υπηρεσία 
Ανάπτυξης της Ν.Α. 

2. Για την καταγραφή και καταχώρηση των ανελκυ¬ 
στήρων αυτών κατατίθενται τα παρακάτω δικαιολο- 
γητικά: 

ί. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας. 

ϋ. Μηχανολογικό σχέδιο, στο οποίο θα απεικονίζονται 
η τομή και η κάτοψη του φρεατίου, η κάτοψη μηχανο¬ 
στασίου ο τρόπος ανάρτησης και η κάτοψη του τροχα- 
λιοστασίου, εάν υπάρχει. Εάν πρόκειται για υδραυλικό 
ανελκυστήρα, θα πρέπει να απεικονίζεται και ο τρόπος 
σύνδεσης με την αντλία. 

III. Ηλεκτρολογικό σχηματικό σχεδιάγραμμα κατά 
ΟΕΝΕΕΕΟ (καλωδιακή συνδεσμολογία κυκλωμάτων 
ισχύος και ασφάλειας κινητήρα, οργάνων του πίνακα 
με τα όργανα του θαλάμου, του φρεατίου και του μη¬ 
χανοστασίου). 

ιν. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 στις οποίες 
δηλώνεται: 

(α) Η ανάθεση της συντήρησης του ανελκυστήρα σε 
αδειούχο συντηρητή από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχει¬ 
ριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους, θεωρημένη για το 
γνήσιο της υπογραφής του ιδιοκτήτη, (εις διπλούν) 

(β) Η ανάληψη της συντήρησης του ανελκυστήρα από 
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τον συντηρητή, θεωρημένη για το γνήσιο του περιεχο¬ 
μένου από αρμόδιο φορέα ή οργανισμό, (εις διπλούν) 

ν. Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα (βιβλιάριο 
συντήρησης) για θεώρηση. 

νι. Πιστοποιητικό (περιοδικού) ελέγχου από αναγνω¬ 
ρισμένο φορέα ελέγχου. 

3. α) Με την υποβολή των απαιτούμενων, κατά περί¬ 
πτωση, δικαιολογητικών, η Διεύθυνση Ανάπτυξης της 
οικείας Ν.Α. καταχωρεί τον ανελκυστήρα στο μητρώο 
και χορηγεί εντός εξαμήνου βεβαίωση-απόφαση κατα- 
χώρησης, σύμφωνα με το παράρτημα I, στον ιδιοκτήτη 
ή στο διαχειριστή ή στο νόμιμο εκπρόσωπό τους. 

β) Η πρωτοκολλημένη αίτηση καταχώρησης θεωρείται 
προσωρινή βεβαίωση καταχώρησης ανελκυστήρα και 
χρησιμοποιείται για τις συναλλαγές του ιδιοκτήτη ή 
του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους με 
τον Διαχειριστή του Δικτύου ή του Συστήματος και τις 
λοιπές αρχές (ΔΕΗ για τη χορήγηση ρεύματος κλπ.) 

4. Η προσωρινή καταχώρηση του ανελκυστήρα που 
γίνεται με την πρωτοκόλληση της αίτησης καταχώρη¬ 
σης ακυρώνεται αν διαπιστωθούν παραλείψεις στον συ¬ 
νημμένο τεχνικό φάκελο ή παραβάσεις των ισχυουσών 
νόμιμων διατάξεων και προϋποθέσεων. 

5. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν, κατά την κατα¬ 
χώρηση του ανελκυστήρα από την αρμόδια Υπηρεσία 
Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
(Ν.Α.), παραβάσεις ή παρεκκλίσεις από τις διατάξεις 
του άρθρου 1, εκτός από τα θέματα που αναφέρονται 
στην ασφαλή και καλή λειτουργία του ανελκυστήρα, τα 
οποία είναι αρμοδιότητα των φορέων ελέγχου σύμφωνα 
με την ΚΥΑ Φ9.2/οικ.32803/1308, ο ανελκυστήρας θα 
καταχωρείται στο μητρώο και αντίγραφο του φακέλου 
θα διαβιβάζεται στην αρμόδια αρχή προς εξέταση και 
τυχόν επιβολή κυρώσεων. 

6. Για τις περιπτώσεις II έως IV το πιστοποιητικό (περιο¬ 
δικού) ελέγχου εκδίδεται και κατατίθεται στην Υπηρεσία 
Ανάπτυξης της οικείας ΝΑ σύμφωνα με τις προθεσμίες 
που ορίζονται στις διατάξεις του Αρθρου 15. 

Άρθρο 4 
Συντήρηση 

1. Γ ια όλους τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες η 
συντήρηση είναι υποχρεωτική. 

2. Η συντήρηση περιλαμβάνει τον κατά τακτά χρονικά δι¬ 
αστήματα έλεγχο των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξε¬ 
ων ασφάλειας, καθώς και των υπόλοιπων εξαρτημάτων του 
ανελκυστήρα, για εξακρίβωση και εκτίμηση ανασφαλούς 
λειτουργίας, στην οποία μπορεί να οδηγηθεί η εγκατάστα¬ 
ση του ανελκυστήρα εξαιτίας μιας φθοράς, βλάβης ή και 
απορύθμισης των μηχανικών ή/και ηλεκτρικών διατάξεων 
ασφαλείας και των λοιπών εξαρτημάτων αυτού. 

Περιλαμβάνει ακόμη τις απαραίτητες εργασίες για την 
αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας με εξάλειψη 
των βλαβών και των απορυθμίσεων, καθώς επίσης των 
καθαρισμό και τη λίπανση, όπου χρειάζεται, όλων των 
εξαρτημάτων σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής 
και τις υποδείξεις των κατασκευαστών των εξαρτημά¬ 
των και των διατάξεων ασφαλείας. 

3. Το πρόγραμμα για τη συντήρηση διαμορφώνεται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που προβλέ- 
πονται από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την εποχή 
εγκατάστασης του ανελκυστήρα. 


4. Κριτήρια για τον αριθμό των συντηρήσεων των 
ανελκυστήρων είναι η συχνότητα χρησιμοποίησης, ο 
αριθμός των στάσεων, το είδος της χρήσης και ο πε¬ 
ριβάλλον χώρος, σύμφωνα με τα οποία οι συντηρήσεις 
πραγματοποιούνται ως εξής : 

α) Γ ια ανελκυστήρες εγκατεστημένους: 
ί. σε μονοκατοικίες με ανελκυστήρα έως δυο (2) στά¬ 
σεις, τέσσερις (4) φορές το χρόνο. 

ϋ. σε μονοκατοικίες με ανελκυστήρα από τρεις (3) έως 
τέσσερις (4) στάσεις, πέντε (5) φορές το χρόνο. 

μι. σε πολυκατοικίες με ανελκυστήρα έως τέσσερις (4) 
στάσεις ή μονοκατοικίες με περισσότερες από τέσσερις 
(4) στάσεις, επτά (7) φορές το χρόνο. 

ίν. σε πολυκατοικίες με ανελκυστήρα με περισσότερες 
από τέσσερις (4) στάσεις και κτίρια επαγγελματικής 
χρήσης μέχρι τέσσερις (4) στάσεις, εννέα (9) φορές 
το χρόνο. 

ν. σε κτίρια επαγγελματικής χρήσης με περισσότερες 
από τέσσερις (4) στάσεις, δέκα (10) φορές το χρόνο, 
β) Για ανελκυστήρες εγκατεστημένους: 
ί. σε δημόσιους χώρους, σε σιδηροδρομικούς σταθ¬ 
μούς, σε αεροδρόμια, σε υπόγειες ή υπέργειες διαβά¬ 
σεις, και γενικά σε προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό 
κτίρια ή χώρους στάθμευσης, 
ϋ. σε χώρους που είναι εκτεθειμένοι σε ιδιαίτερες επι¬ 
δράσεις της ατμόσφαιρας ή του περιβάλλοντος χώρου 
όπως π.χ. σε πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, 
σε αυξημένη ανάπτυξη σκόνης, σε αυξημένο κίνδυνο 
διαβρώσεων, σε κίνδυνο εκρήξεων κ,λ.π., 
μι. σε ξενοδοχεία (>3000 εκκινήσεις την εβδομάδα) ή 
σε κτίρια όπου εξυπηρετείται ευρύ κοινό (>3000 δια¬ 
δρομές εκκινήσεις την εβδομάδα) 
ίν. σε νοσοκομεία, 

ο αριθμός των συντηρήσεων δεν πρέπει να είναι 
μικρότερος από είκοσι τέσσερις (24) συντηρήσεις το 
χρόνο. 

5. Αν διακοπεί η λειτουργία ενός ανελκυστήρα μπορεί 
να μη γίνεται καμία συντήρηση κατά το διάστημα της 
διακοπής. Αν όμως η διακοπή της λειτουργίας υπερβεί 
τους τρεις μήνες τότε, πριν τεθεί σε λειτουργία, πρέπει 
να γίνει συντήρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. 

6. Σε περίπτωση αλλαγής της χρήσης του ανελκυστή¬ 
ρα θα πρέπει να γίνεται επανεξέταση της συχνότητας 
της συντήρησης. 

7. Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρό¬ 
σωπός τους δύναται να συμφωνήσει με τον εκάστοτε 
υπεύθυνο συντηρητή να γίνονται περισσότερες επι¬ 
σκέψεις ετησίως από τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 4 
Παράγραφος 4 και να παρέχονται ιδιαίτερες υπηρεσίες 
(βλάβες, επισκευές, ανταλλακτικά). 

Αρθρο 5 

Συνεργεία Συντήρησης 

1. Οι εργασίες συντήρησης σ’ έναν ανελκυστήρα γίνο¬ 
νται αποκλειστικά και μόνο από συνεργείο συντήρησης, 
το οποίο έχει την απαιτούμενη άδεια από την Διεύθυν¬ 
ση Ανάπτυξης της οικείας Ν. Α., έχει καταχωρηθεί στο 
μητρώο συντήρησης που τηρεί η Διεύθυνση αυτή και 
διαθέτει τα κατάλληλα όργανα, μέσα και προσωπικό. 

2. Κάθε κάτοχος αδείας σύμφωνα με την παράγραφο 1 
(υπεύθυνος συντηρητής) έχει το δικαίωμα να προΐσταται σε 
(3) τρία κινητά συνεργεία συντήρησης ανελκυστήρων. 
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3. Κάθε κινητό συνεργείο συντήρησης ανελκυστήρων 
πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον έναν ηλεκτρο¬ 
τεχνίτη Δ’ ειδικότητας και έναν βοηθό ηλεκτροτεχνί¬ 
τη Δ’ ειδικότητας ή ηλεκτροτεχνίτη Δ’ ειδικότητας. Ο 
υπεύθυνος συντηρητής μπορεί να δηλώνεται ως μέλος 
ενός εκ των συνεργείων, των οποίων έχει δικαίωμα να 
προίσταται. 

4. Κάθε κινητό συνεργείο μπορεί να πραγματοποιεί 
μέχρι εκατόν είκοσι (120) συντηρήσεις το μήνα. 

5. Η χρονική διάρκεια της συντήρησης του ανελκυ¬ 
στήρα πρέπει να είναι τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) 
λεπτά. Ο επικεφαλής του συνεργείου συντήρησης και 
ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπός 
τους επιβλέπουν αν εξαντλείται το παραπάνω χρονικό 
διάστημα από το προσωπικό του εν λόγω συνεργείου. 

6. Οι συντηρητές που έχουν το δικαίωμα εγκατάστα¬ 
σης ανελκυστήρων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατά¬ 
ξεις κατάταξης των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών 
εγκαταστάσεων και κατοχύρωσης των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων, εφόσον πραγματοποιούν και εγκαταστά¬ 
σεις, χρησιμοποιούν προσωπικό που δεν απασχολείται 
στη συντήρηση ή που τυχόν πλεονάζει σε σχέση με τον 
αριθμό των συντηρούμενων ανελκυστήρων. Το προσω¬ 
πικό αυτό υποχρεωτικά αποτελείται μεταξύ των άλλων 
και από έναν αδειούχο εγκαταστάτη Δ' ειδικότητας. Οι 
αδειούχοι συντηρητές Δ’ ειδικότητας δεν έχουν δικαί¬ 
ωμα εγκατάστασης ανελκυστήρων. 

Άρθρο 6 

Υποχρεώσεις συντηρητή 

1. (α) Για την εξασφάλιση σωστής και υπεύθυνης 
εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης ανελκυστήρα, ο 
υπεύθυνος του συνεργείου ή των συνεργείων πραγ¬ 
ματοποιεί τους σχετικούς ελέγχους συντήρησης κάθε 
έξι (6) μήνες για τους ανελκυστήρες της παρ. 4(α) του 
άρθρου 4, πλην της περίπτωσης ι, για την οποία ο έλεγ¬ 
χος θα πραγματοποιείται κάθε δεύτερο χρόνο και κάθε 
τρεις (3) μήνες για τους ανελκυστήρες της παρ. 4(β) 
του άρθρου 4 και ενημερώνει στην αντίστοιχη θέση το 
βιβλιάριο συντήρησης. 

(β) Στο βιβλιάριο συντήρησης αναγράφονται οι υπο¬ 
χρεώσεις του συντηρητή και οι προβλεπόμενες κυρώσεις 
και καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία του ανελκυστήρα, 
του συντηρητή και του εκάστοτε φορέα ελέγχου. Στο 
βιβλιάριο καταχωρούνται όλες ο σημαντικές ενέργειες 
επί του ανελκυστήρα (έλεγχοι, συντήρηση και μεταβο¬ 
λές στη συντήρηση, μετατροπές, ατυχήματα, υποδείξεις 
του συντηρητή προς τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή 
ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους και κάθε άλλη σχετική 
λεπτομέρεια για την παρακολούθηση του ιστορικού του 
ανελκυστήρα) και πρέπει να είναι διαθέσιμο σε ζήτηση 
των Αρχών και των αναγνωρισμένων φορέων κατά τους 
έκτακτους ή περιοδικούς ελέγχους. 

2. Ο υπεύθυνος συντηρητής παρίσταται και ενημερώ¬ 
νει το βιβλιάριο συντήρησης σε όλες τις περιπτώσεις 
αποκατάστασης σοβαρών βλαβών, αντικατάστασης και 
αλλαγής εξαρτημάτων και στοιχείων του ανελκυστήρα. 
Ο υπεύθυνος συντηρητής οφείλει να παρίσταται κατά 
τον περιοδικό έλεγχο ενός ανελκυστήρα και να συν¬ 
δράμει στη διεξαγωγή του. 

3. Ο υπεύθυνος συντηρητής υποχρεούται να παρίστα- 
ται μετά από κλήση του κατά τη διενέργεια έκτακτων 


ελέγχων στα πλαίσια καταγγελιών ή ατυχημάτων σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 11. Οι υπηρεσίες που παρέχει δεν 
επιφέρουν καμία οικονομική επιβάρυνση στον ιδιοκτήτη 
ή το διαχειριστή του κτιρίου όπου είναι εγκατεστημένος 
ο ανελκυστήρας. 

4. Ο υπεύθυνος συντηρητής μεριμνά και ενημερώνει 
τον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή τον νόμιμο εκπρόσωπο 
τους για τις απαραίτητες επισκευές ή λήψη αναγκαίων 
μέτρων, σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες διατάξεις 
κατά την εποχή εγκατάστασης του ανελκυστήρα και 
με τις χρονικές περιόδους α, β, γ της παραγράφου 2 
του άρθρου 10 της παρούσας κοινής υπουργικής από¬ 
φασης. Ειδικότερα, στη περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή 
ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος τους δεν συμ¬ 
μορφώνεται με τις υποδείξεις του για επισκευές ή λήψη 
αναγκαίων μέτρων στον ανελκυστήρα και προκαλείται 
κίνδυνος για την ασφάλεια των χρηστών, υποχρεούται 
να διακόψει τη λειτουργία του και ταυτόχρονα να ενη¬ 
μερώσει, αιτιολογώντας για τη διακοπή, τον παραπάνω 
ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή τον νόμιμο εκπρόσωπό 
τους και τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Ν.Α. για 
να προβεί στον έλεγχο και στις απαραίτητες ενέργειες 
σύμφωνα με το άρθρο 12. Επίσης, μπορεί να διακόπτει τη 
συνεργασία του με τον ιδιοκτήτη ή το διαχειριστή ή το 
νόμιμο εκπρόσωπό τους και ο τελευταίος να αναθέτει 
τη συντήρηση του ανελκυστήρα σε άλλο συντηρητή 
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην πα¬ 
ράγραφο 2 του άρθρου 8. 

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο 
νόμιμος εκπρόσωπος τους δεν συμφωνεί με την εκτί¬ 
μηση του συντηρητή, έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί 
σε φορέα ελέγχου της επιλογής του ή σε ειδικό πραγ- 
ματογνώμονα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ο 
οποίος υποχρεούται εντός 60 ημερών να γνωματεύσει 
τελεσίδικα για το θέμα που έχει προκύψει, η δε Διεύ¬ 
θυνση Ανάπτυξης της οικείας Ν.Α. να εφαρμόσει τα 
αναφερόμενα στη γνωμάτευση. 

Σε περίπτωση οριστικής διαφωνίας μεταξύ συντηρητή 
και ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου 
τους, η διακοπή της συνεργασίας θα πρέπει να γίνει 
εντός είκοσι (20) ημερών από τη διαπίστωση αυτή. 

5. Ο υπεύθυνος συντηρητής υποχρεούται να ενημε¬ 
ρώνει τους εκάστοτε ιδιοκτήτες ή διαχειριστές για την 
υποχρέωσή τους να αναθέσουν τον έλεγχο (περιοδικό, 
τακτικό, μετά από ατύχημα, μετά από σοβαρές τροπο¬ 
ποιήσεις ή αντικαταστάσεις στοιχείων, εξαρτημάτων, 
μηχανισμών ή και χρήσης του ανελκυστήρα) σε ανα¬ 
γνωρισμένο φορέα ελέγχου ανελκυστήρων. 

6. Ο υπεύθυνος συντηρητής υποχρεούται κατά την 
ανάληψη της συντήρησης να παραδίδει επικυρωμένο 
αντίγραφο της άδειας του συνεργείου συντήρησης που 
έχει εκδοθεί επ’ ονόματί του στον ιδιοκτήτη ή στο δι¬ 
αχειριστή ή στο νόμιμο εκπρόσωπό τους. 

7. Ο υπεύθυνος συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρα 
πρέπει να διατηρεί τα παρακάτω: 

(α) Βιβλίο - μητρώο των ανελκυστήρων σελιδοποιη¬ 
μένο και θεωρημένο από την Υπηρεσία Ανάπτυξης της 
Ν. Α., στην περιοχή της οποίας υπάγεται η έδρα του 
συντηρητή, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία κάθε 
ανελκυστήρα, του οποίου αναλαμβάνεται ή διακόπτεται 
η συντήρηση (αριθμός φακέλου της Υπηρεσίας, αριθμός 
αδείας, φορέας ελέγχου, αριθμός καταχώρησης). 
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(β) Βιβλίο - ημερολόγιο καταχώρησης των συντηρή¬ 
σεων σελιδοποιημένο και θεωρημένο ως ανωτέρω στο 
οποίο καταχωρούνται οι πραγματοποιούμενες κάθε 
μέρα συντηρήσεις. 

(γ) Μόνιμη έδρα με αυτόματο τηλεφωνητή για αναγ¬ 
γελία βλαβών ολόκληρο το 24ωρο. Η μόνιμη έδρα είναι 
ίδια για όλα τα κινητά συνεργεία. 

(δ) Κατάλληλο χώρο και εξοπλισμό από όργανα και 
εργαλεία που απαιτούνται για την εκτέλεση των συντη¬ 
ρήσεων και ελέγχων. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι 
εξοπλισμένος τουλάχιστον με τα παρακάτω μηχανήμα¬ 
τα όργανα και εργαλεία: 

Μία τράπεζα εργασίας με δύο τουλάχιστον μέγγενες 
και ένα τρυπάνι. 

Πλήρη σειρά εργαλείων για τις εντός του χώρου 
εργασίες επισκευής εξαρτημάτων και στοιχείων της 
εγκατάστασης του ανελκυστήρα. 

Όργανα μέτρησης τάσης, αντίστασης και έντασης. 

Συσκευή ανάρτησης θαλαμίσκου με συναφείς σφι¬ 
γκτήρες 

8. Σε περίπτωση παραίτησης του συνεργείου συντήρη¬ 
σης από τη συντήρηση του ανελκυστήρα, υποχρεούται 
να ενημερώνει, εγγράφως, με συστημένη επιστολή εί¬ 
κοσι (20) τουλάχιστον μέρες προ της παραιτήσεως τον 
ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή αυτόν που τον υποκαθιστά 
στη διαχείριση του κτιρίου και να υποβάλλει στο διά¬ 
στημα αυτό την παραίτηση με Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/86 στη Διεύθυνση Ανάπτυξης για την ενημέρωση 
του Μητρώου των συνεργείων συντήρησης. 

9. Ο υπεύθυνος συντηρητής του ανελκυστήρα υποχρε- 
ούται να ενημερώσει εγγράφως τον ιδιοκτήτη ή διαχει¬ 
ριστή ή τον νόμιμο εκπρόσωπό τους, τρεις (3) μήνες πριν 
τη λήξη της προθεσμίας, για τη διενέργεια του αρχικού 
ή περιοδικού ελέγχου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 10 και την παράγραφο 1 του άρθρου 15. 

Αρθρο 7 

Αδεια συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων - 
Μητρώο 

1. Η άδεια συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων χο¬ 
ρηγείται στους έχοντες αυτό το δικαίωμα σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις κατάταξης των ηλεκτρολογικών 
και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και της κα¬ 
τοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων. 

2. Για τη χορήγηση άδειας συνεργείου συντήρησης 
ανελκυστήρων υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης 
της Ν. Α., όπου είναι η μόνιμη έδρα του Συνεργείου, 
αίτηση του υπεύθυνου συντηρητή ή του νομικού προ¬ 
σώπου, με το οποίο συνδέεται το φυσικό πρόσωπο, 
συνοδευόμενη από τα παρακάτω: 

(α) Τις πρωτότυπες επαγγελματικές άδειες του υπευ¬ 
θύνου και των μελών που στελεχώνουν τα κινητά συ¬ 
νεργεία. 

(β) Τα προς θεώρηση βιβλία που προβλέπονται στα 
στοιχεία α και β της παραγράφου 7 του άρθρου 6. 

(γ) Καταστάσεις συντηρούμενων ανελκυστήρων σε¬ 
λιδοποιημένες (εις διπλούν σε έντυπη μορφή και ένα 
αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή), στις οποίες θα ανα¬ 
γράφονται οι ανελκυστήρες με τον ίδιο τρόπο όπως 
στο Βιβλίο - μητρώο. 

(δ) Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 των μελών 
των κινητών συνεργείων ότι απασχολούνται αποκλει¬ 
στικά με τη συντήρηση ανελκυστήρων. 


(ε) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του υπεύθυνου 
των συνεργείων στην οποία δηλώνεται: 

ι. ότι απασχολείται αποκλειστικά με τη συντήρηση 
των ανελκυστήρων, 

ιι. ότι διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για τη συ¬ 
ντήρηση των ανελκυστήρων που αναγράφεται στις επι- 
συναπτόμενες προς θεώρηση καταστάσεις, 

ιιι. ότι το βοηθητικό του προσωπικό και τα μέλη των 
συνεργείων του είναι ασφαλισμένα στο ΙΚΑ ή άλλο 
ασφαλιστικό οργανισμό. 

ιν. την έδρα των συνεργείων του και το τηλέφωνο - τη¬ 
λεφωνητή. 

Αν ο υπεύθυνος των συνεργείων έχει το δικαίωμα να 
εκτελεί και εγκαταστάσεις ανελκυστήρων πρέπει να 
το δηλώνει στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση, 
καθώς και ότι δεν θα απασχολεί κατά τη συντήρηση το 
προσωπικό (με ονομαστική αναφορά) που απασχολείται 
στις εργασίες εγκατάστασης ανελκυστήρων. 

3. Η αρμόδια υπηρεσία της Ν. Α. ελέγχει τα παραπάνω 
δικαιολογητικά και χορηγεί αδεία συνεργείου συντή¬ 
ρησης ανελκυστήρων, σύμφωνα με τα προηγούμενα 
θεωρώντας παράλληλα τα προαναφερθέντα βιβλία και 
καταστάσεις. Η παραπάνω άδεια πρέπει να ανανεώνεται 
κάθε 5 χρόνια από την ιδία Υπηρεσία. 

4. Στις περιπτώσεις αποχώρησης μελών των συνερ¬ 
γείων συντήρησης αυτά πρέπει να ειδοποιούν τον υπεύ¬ 
θυνο είκοσι (20) ημέρες πριν από την παραλαβή της 
επαγγελματικής τους άδειας ώστε να αντικαθίστανται 
έγκαιρα. Σε περίπτωση που εντός τριάντα (30) ημερών 
το αργότερο δεν αντικατασταθούν τα αποχωρήσα- 
ντα μέλη των κινητών συνεργείων ή δεν τροποποιηθεί 
ανάλογα ο αριθμός των συντηρουμένων ανελκυστή¬ 
ρων, ανακαλείται η άδεια του συνεργείου συντήρησης 
ανελκυστήρων ή επιβάλλονται στον υπεύθυνο του Συ¬ 
νεργείου οι προβλεπόμενες από το παρόν Διάταγμα 
κυρώσεις. 

5. Στην αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης της Ν. Α. τηρεί¬ 
ται μητρώο με τις άδειες των συνεργείων συντήρησης 
ανελκυστήρων. 

Στο μητρώο τηρείται φάκελος που περιλαμβάνει τα 
εξής: 

α) Την άδεια του συνεργείου συντήρησης ανελκυστή¬ 
ρων και τις πρωτότυπες επαγγελματικές άδειες του 
υπευθύνου και των μελών που στελεχώνουν τα κινητά 
συνεργεία. Στην περίπτωση που ο συντηρητής είναι 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το αντίγραφο της εγγραφής 
του στα μητρώα της Υπηρεσίας Ανάπτυξης. 

β) Οι καταστάσεις των συντηρουμένων από το συ¬ 
νεργείο αυτό ανελκυστήρων σε έντυπη (θεωρημένη) 
και ηλεκτρονική μορφή. 

γ) Οι υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 ανάληψης 
και παραίτησης από συντηρήσεις. 

δ) Τυχόν πράξεις επιβολής κυρώσεων και άλλα σχε¬ 
τικά στοιχεία. 

6. Αν εκτελούνται συντηρήσεις σε περιοχή διαφορε¬ 
τική από τη μόνιμη έδρα του συνεργείου συντήρησης 
αντίγραφα των στοιχείων καταχώρησης, του πιστοποιη¬ 
τικού του φορέα ελέγχου, της άδειας λειτουργίας κατά 
περίπτωση και της υπεύθυνης δήλωσης της περίπτω¬ 
σης γ) της παραγράφου 5, αποστέλλονται υπηρεσιακώς 
στην υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που 
τηρεί το σχετικό μητρώο. 
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7. Τα δημόσια έγγραφα που τηρούνται στο μητρώο 
χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν.1599/86 
όπως εκάστοτε ισχύει. 

Άρθρο 8 

Υποχρεώσεις - Δικαιώματα ιδιοκτήτη ή διαχειριστή 

1. Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής του κτιρίου ή ο νόμι¬ 
μος εκπρόσωπός τους είναι υπεύθυνος, πέρα από την 
ανάθεση της συντήρησης σε υπεύθυνο αδειούχο συντη¬ 
ρητή και για τα κατωτέρω: 

α) Να μεριμνά για την περιοδική επιθεώρηση του 
ανελκυστήρα, την αρχική πιστοποίησή του από ανα¬ 
γνωρισμένο φορέα ελέγχου για τους ανελκυστήρες των 
περιπτώσεων III και IV της παρ. 2 του άρθρου 3 της 
παρούσας, και τον περιοδικό επανέλεγχο του. 

β) Να αναγγέλλει στον υπεύθυνο συντηρητή κάθε πα- 
ρουσιαζόμενη ανωμαλία λειτουργίας. 

γ) Να τηρεί αντίγραφο και να παρακολουθεί το φά¬ 
κελο του ανελκυστήρα και να διατηρεί το βιβλιάριο 
συντήρησης θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία της 
Ν. Α. 

2. Εάν ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής επιθυμεί την 
αλλαγή του συνεργείου συντήρησης υποχρεούται να 
προειδοποιεί εγγράφως, με συστημένη επιστολή, το 
συνεργείο είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες προ της αλλα¬ 
γής και στο διάστημα αυτό να αναθέτει τη συντήρηση 
σε νέο συνεργείο. 

3. Η νέα ανάληψη δηλώνεται με υπεύθυνες δηλώσεις 
του ν. 1599/1986 του νέου συντηρητή (εις διπλούν), θε¬ 
ωρημένη για το γνήσιο του περιεχομένου από αρμόδιο 
φορέα ή οργανισμό, και του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή του 
κτιρίου, θεωρημένη νομίμως για το γνήσιο της υπογρα¬ 
φής, στην αρμόδια Υπηρεσία της Ν. Α., προσκομίζοντας 
το βιβλίο συντήρησης του ανελκυστήρα, στο οποίο θα 
καταχωρείται η νέα ανάθεση και ανάληψη, καθώς και 
την άδεια του συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων. 
Αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης ανάληψης της συ¬ 
ντήρησης διαβιβάζεται στην Διεύθυνση Ανάπτυξης της 
Ν. Α. της έδρας του συντηρητή για να ενημερωθεί το 
μητρώο συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων. 

4. Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής του κτιρίου ή ο νόμι¬ 
μος εκπρόσωπός τους δεν μπορούν να αναθέτουν την 
επισκευή ή λοιπές εργασίες στον ανελκυστήρα σε άλλα 
πρόσωπα εκτός του υπεύθυνου συντηρητή. 

Άρθρο 9 

Αναγνωρισμένοι φορείς ελέγχου 

1. Οι αναγνωρισμένοι φορείς για την αξιολόγηση 
συμμόρφωσης - πιστότητας των ανελκυστήρων κατά 
την έννοια της υπ’ αριθμ. Φ.9.2/οικ.32803/1308 κοινής 
υπουργικής απόφασης ενεργούν όλους τους ελέγχους, 
αρχικούς, περιοδικούς και έκτακτους επανέλεγχους 
των ανελκυστήρων και εκδίδουν τα πιστοποιητικά που 
αναφέρονται στα παραρτήματα της προαναφερόμενης 
κοινής υπουργικής απόφασης και στην παράγραφο 1 
του άρθρου 3 της παρούσας. 

2. Οι αναγνωρισμένοι φορείς που είναι αρμόδιοι για 
την αξιολόγηση της πιστότητας των ανελκυστήρων κα¬ 
θώς και των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας 
καταχωρούνται σε κατάλογο που τηρείται από τη Δι¬ 
εύθυνση Πολιτικής Ποιότητας της Γ ενικής Γ ραμματείας 
Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και κοινοποιεί¬ 
ται υποχρεωτικά σε όλες τις αρμόδιες Διευθύνσεις των 


Ν. Α. της χώρας καθώς και στη Διεύθυνση Υποστήριξης 
Βιομηχανιών της Γ ενικής Γ ραμματείας Βιομηχανίας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης. 

3. Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρό¬ 
σωπός τους δικαιούται να αναθέσει τον έλεγχο του 
ανελκυστήρα σε αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου της 
επιλογής του, συμβουλευόμενος τον κατάλογο της πα¬ 
ραγράφου 2, εκτός των νέων ανελκυστήρων για τους 
οποίους εφαρμόζεται η οδηγία 95/16/ΕΚ που ορίζει τον 
εγκαταστάτη του ανελκυστήρα ως αποκλειστικά υπεύ¬ 
θυνο για την επιλογή φορέα ελέγχου. 

4. Απαγορεύεται ο εγκαταστάτης ή ο συντηρητής του 
ανελκυστήρα να υποδείξει στον ιδιοκτήτη ή στο διαχει¬ 
ριστή ή στο νόμιμο εκπρόσωπό τους, φορέα ελέγχου της 
επιλογής του. Αντ’ αυτού πρέπει να κοινοποιούν στον 
ενδιαφερόμενο τον κατάλογο της παραγράφου 2. 

5. Αν ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκ¬ 
πρόσωπός τους διαφωνήσει με την έκθεση περιοδικού 
ελέγχου του φορέα τότε ακολουθείται η διαδικασία 
των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 10 της παρούσας 
κοινής υπουργικής απόφασης. 

6. Ο παλαιός φορέας, εφόσον αντικατασταθεί, υπο- 
χρεούται να χορηγήσει πλήρες αντίγραφο του φακέλου 
του ανελκυστήρα που διατηρεί, με το σύνολο των στοι¬ 
χείων που έχει (σχεδιαγραμμάτων, οικοδομικής άδειας, 
μελέτης, πιστοποιητικών, οδηγιών χρήσης, συντήρησης, 
ελέγχου .) στον ιδιοκτήτη ή στο διαχειριστή ή στο νό¬ 
μιμο εκπρόσωπο τους που θα τα παραδώσει στον νέο 
φορέα ελέγχου. 

7. Με ετήσια απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης δύ- 
ναται να ανατίθεται στον Ελληνικό Οργανισμό Τυπο¬ 
ποίησης ΑΕ (ΕΛΟΤ ΑΕ) ο δειγματοληπτικός έλεγχος 
των εργασιών ελέγχου ανελκυστήρων που πραγματο¬ 
ποιούνται από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης 
για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας τους στο πλαίσιο 
τον νομίμων διατάξεων και προϋποθέσεων. Προκειμένου 
να πραγματοποιήσει τους δειγματοληπτικούς ελέγχους 
σε φορείς πιστοποίησης ο ΕΛΟΤ ΑΕ, ως διαπιστευμένος 
από το ΕΣΥΔ φορέας, παραιτείται από την δυνατότη¬ 
τα πραγματοποίησης αρχικών και περιοδικών ελέγχων 
ανελκυστήρων. 

Αρθρο 10 

Περιοδικοί έλεγχοι και δοκιμές 

1. Οι έλεγχοι και οι δοκιμές πραγματοποιούνται στα 
πλαίσια επιβεβαίωσης της καλής κατάστασης και λει¬ 
τουργίας των ανελκυστήρων από τους αναγνωρισμένους 
φορείς ελέγχου ανελκυστήρων, όπως αυτοί καταχωρού- 
νται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 κοινή 
υπουργική απόφαση. Περιλαμβάνουν όλες τις δοκιμές 
και τους ελέγχους που διενεργούνται κατά την πρώτη 
εγκατάσταση του ανελκυστήρα, εκτός από τη χρήση 
δοκιμαστικών βαρών, και επαναλαμβάνονται ως εξής: 

α) Για ανελκυστήρες μέχρι (6) έξη στάσεις, σε κτίρια 
με χρήση κατοικίας, κάθε εξαετία. 

β) Για ανελκυστήρες με περισσότερες από (6) έξη στά¬ 
σεις, σε κτίρια με χρήση κατοικίας, κάθε πενταετία. 

γ) Γ ια ανελκυστήρες μέχρι (6) έξη στάσεις σε κτίρια 
με επαγγελματική χρήση, κάθε τετραετία. 

δ) Γ ια ανελκυστήρες με περισσότερες από (6) έξη στά¬ 
σεις σε κτίρια με επαγγελματική χρήση, κάθε τριετία. 

ε) Για ανελκυστήρες σε δημόσιους χώρους, σε σιδη¬ 
ροδρομικούς σταθμούς, σε αεροδρόμια, σε υπόγειες ή 
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υπέργειες διαβάσεις, σε χώρους στάθμευσης, σε χώ¬ 
ρους που είναι εκτεθειμένοι σε ιδιαίτερες επιδράσεις 
της ατμόσφαιρας ή του περιβάλλοντος χώρου (π.χ. σε 
πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, σε αυξημένη 
ανάπτυξη σκόνης, σε αυξημένο κίνδυνο διαβρώσεων, 
σε κίνδυνο εκρήξεων κλπ), σε πολύ μεγάλα ξενοδοχεία 
ή νοσοκομεία, σε θέατρα ή κινηματογράφους, καθώς 
επίσης σε κτίρια και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν 
ευρύ κοινό, κάθε έτος. 

Τα παραπάνω χρονικά διαστήματα μεταξύ 2 διαδο¬ 
χικών ελέγχων στον ίδιο ανελκυστήρα ορίζονται με 
έναρξη την ημερομηνία έκδοσης του προηγούμενου 
πιστοποιητικού (αρχικού ή περιοδικού) ελέγχου από 
αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου. Τα πιστοποιητικά πε¬ 
ριοδικού ελέγχου θα πρέπει να εκδίδονται εντός των 
ανωτέρω διαστημάτων. 

2. Οι έλεγχοι είναι υποχρεωτικοί και διενεργούνται 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται 
από την άδεια λειτουργίας ή το πιστοποιητικό αρχικού 
ελέγχου του ανελκυστήρα και εφαρμόζονται οι δια¬ 
τάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο εγκατάστασής του, 
συμπληρωμένες με τις κατά καιρούς κατευθυντήριες 
οδηγίες που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Ανάπτυ¬ 
ξης και θα αφορούν τη βελτίωση του επιπέδου ασφά¬ 
λειας των υφιστάμενων ανελκυστήρων. 

3. Μετά το πέρας του περιοδικού ελέγχου ο ιδιοκτή¬ 
της ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος τους 
έχει υποχρέωση να υποβάλλει αίτηση εντός αποκλει¬ 
στικής προθεσμίας εξήντα ημερών για την ανανέωση 
της πράξης καταχώρησης του ανελκυστήρα στην Δ/νση 
Ανάπτυξης της οικείας Ν.Α., υποβάλλοντας το σχετικό 
πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου του αναγνωρισμένου 
φορέα 

4. Αν υπάρξει διαφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων 
μερών σχετικά με την υπαιτιότητα των τεχνικών απο¬ 
κλίσεων που ενδέχεται να διαπιστωθούν από τον περι¬ 
οδικό έλεγχο και την αποδοχή ή μη της ευθύνης συμ¬ 
μόρφωσης με τις υποδείξεις του φορέα ελέγχου, μέχρι 
τον καταμερισμό των ευθυνών, δεν θα επιβάλλονται οι 
σχετικές κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη 
νομοθεσία. 

5. Αν ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκ¬ 
πρόσωπος τους διαφωνήσει με την εκτίμηση του φορέα 
ελέγχου ως προς την έκθεση ελέγχου του τελευταίου 
μπορεί είτε να τον αντικαταστήσει και να αναθέσει την 
σχετική διαδικασία σε άλλον φορέα ελέγχου είτε να 
προσφύγει στο Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), 
το οποίο αναθέτει την επανάληψη του ελέγχου σε 
εμπειρογνώμονα με την παρουσία του φορέα ελέγχου. 
Το πόρισμα του ελέγχου αυτού είναι δεσμευτικό για 
τον φορέα, ο οποίος υποχρεούται, όπως και ο αϊτών 
τον επανέλεγχο σε συμμόρφωση. 

Επιπλέον, αν διαπιστωθούν ευθύνες του φορέα ελέγ¬ 
χου επιβάλλονται τα πρόστιμα της παραγράφου 2 του 
άρθρου 13 της παρούσας κοινής υπουργικής απόφα¬ 
σης. 

6. Οι φορείς ελέγχου θα μπορούν να εκτελούν ορι¬ 
σμένο αριθμό περιοδικών ελέγχων λαμβάνοντας υπόψη 
και το αν γίνονται και αρχικοί έλεγχοι την ίδια ημέρα. 
Πιο συγκεκριμένα: 

α) Ένας περιοδικός έλεγχος ημερησίως, εάν ο αριθμός 
αρχικών ελέγχων των ανελκυστήρων που διενεργούνται 
από τον ίδιο αρμόδιο ελεγκτή του φορέα (με το βοηθη¬ 
τικό προσωπικό του) είναι δύο την ίδια ημέρα. 


β) Έως τέσσερις περιοδικούς ελέγχους ημερησίως, 
εάν δεν διενεργούνται αρχικοί έλεγχοι την ίδια ημέρα 
από τον ίδιο αρμόδιο ελεγκτή του φορέα (με το βοη¬ 
θητικό προσωπικό του). 

γ) Έως δύο περιοδικούς ελέγχους, εάν ο αριθμός 
αρχικών ελέγχων των ανελκυστήρων που διενεργούνται 
από το ίδιο αρμόδιο ελεγκτή του φορέα (με το βοηθη¬ 
τικό προσωπικό του) είναι ένας την ίδια ημέρα. 

Επίσης κάθε εβδομάδα, ένας αρμόδιος ελεγκτής (με 
το βοηθητικό προσωπικό του) μπορεί να απασχολείται 
με ελέγχους ανελκυστήρων μέχρι έξη (6) ημέρες, οπότε 
και αντίστοιχα διαμορφώνεται ο συνολικός αριθμός αρ¬ 
χικών και περιοδικών ελέγχων ανελκυστήρων, σύμφωνα 
με τα εδάφια α, β και γ ως ανωτέρω. 

Ο μέγιστος ημερήσιος αριθμός αρχικών ελέγχων, που 
μπορεί να απασχολείται το ίδιο πρόσωπο του φορέα 
ελέγχου, είναι δύο. 

Αρθρο 11 

Έκτακτοι έλεγχοι - Ατυχήματα 

Έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται: 

α) Από τους αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου, αν 
επέρχεται σημαντική μετατροπή στην εγκατάσταση του 
ανελκυστήρα. Σημαντική μετατροπή μπορεί να είναι η αλ¬ 
λαγή χρήσεως του κτιρίου, η τροποποίηση διαδρομής του 
ανελκυστήρα , η αλλαγή του ωφέλιμου φορτίου του ή η 
σημαντική μεταβολή της ταχύτητας του. Στην περίπτωση 
αυτή ο συντηρητής ή ο εγκαταστάτης υποχρεούται να 
ειδοποιήσει εγγράφως τον ιδιοκτήτη ή τον νόμιμου εκπρό¬ 
σωπο του ή τον διαχειριστή για την ανάγκη διενέργειας 
έκτακτου ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα. 

β) Από τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των οικείων Ν.Α., 
σε περιπτώσεις καταγγελιών για παράνομη ή μη ορθή 
λειτουργία ή συντήρηση του ανελκυστήρα ή σε περί¬ 
πτωση ατυχήματος. 

Στις περιπτώσεις αυτές, πλην της περίπτωσης ατυ¬ 
χήματος, αρμόδιοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Ανά¬ 
πτυξης διενεργούν το ταχύτερο επιτόπιο έλεγχο και 
συντάσσουν έκθεση ελέγχου. Κατά τον έλεγχο αυτό 
παρίσταται υποχρεωτικά και χωρίς αμοιβή ο υπεύθυνος 
συντηρητής ή ο εγκαταστάτης ή/ και ο διαχειριστής ή ο 
νόμιμος εκπρόσωπός τους, κατά την κρίση των οργάνων 
ελέγχου, οι οποίοι πρέπει να παρέχουν κάθε μέσο και 
βοήθεια για τον έλεγχο. Για την ημερομηνία διενέργειας 
του ελέγχου ενημερώνονται εγγράφως ή ηλεκτρονικά 
(μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 
από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Ν.Α.. 

Εάν διαπιστωθούν παρεκκλίσεις ή παρατυπίες, επι¬ 
βάλλουν τις προβλεπόμενες από την παρούσα κοινή 
υπουργική απόφαση κυρώσεις στον υπεύθυνο σύμφωνα 
με το άρθρο 13. 

Γ ια την περίπτωση του ατυχήματος, εάν η Διεύθυνση 
Ανάπτυξης λάβει γνώση την ίδια μέρα ή την αμέσως 
επόμενη από το ατύχημα, διενεργεί άμεσα έλεγχο και 
συντάσσει έκθεση ελέγχου χωρίς την τήρηση της προ- 
βλεπόμενης διαδικασίας από τη παρούσα κοινή υπουρ¬ 
γική απόφαση. 

Αν αυτό δεν είναι εφικτό τότε ο Νομάρχης συγκροτεί 
όργανο ελέγχου στο οποίο συμμετέχουν ένας αρμόδιος 
υπάλληλος για ανελκυστήρες της οικείας Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης, ένας εμπειρογνώμονας σε θέματα ανελκυ¬ 
στήρων από το Τεχνικό Επιμελητήριο, ένας επιθεωρητής 
από τους αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου ανελκυστή- 
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ρων που θα ορίζει το ΕΣΥΔ και ένας εκπρόσωπος του 
επαγγελματικού κλάδου των εγκαταστατών. 

Το όργανο ελέγχου ενημερώνεται άμεσα περί του 
ατυχήματος από τους σχετιζόμενους με τον ανελκυστή¬ 
ρα και από το συντηρητή, εκτελεί το ταχύτερο έλεγχο 
και συντάσσει έκθεση πραγματογνωμοσύνης, η οποία 
διαβιβάζεται στις συναρμόδιες αρχές. 

Στην έκθεση αυτή, το Όργανο ελέγχου προβαίνει στον 
καταλογισμό ευθυνών, προτείνει επιβολή κυρώσεων που 
μπορεί να είναι και η διακοπή λειτουργίας του ανελκυ¬ 
στήρα για διαπιστωθείσες παραβάσεις οφειλόμενες σε 
μη τήρηση των προβλεπόμενων απαιτήσεων. 

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Ν. Α. εξετάζει το 
θέμα έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργάνου ελέγχου, 
την έκθεση του συντηρητή την οποία υποβάλλει με ευ¬ 
θύνη του εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία 
του ατυχήματος στη Διεύθυνση Ανάπτυξης αλλά και 
τυχόν εκθέσεις άλλων Υπηρεσιών και προβαίνει στον 
καταλογισμό ευθυνών, στην επιβολή τυχόν προστίμων 
σύμφωνα με το άρθρο 13 της παρούσας κοινής υπουργι¬ 
κής απόφασης, στη διακοπή ή στη συνέχιση λειτουργίας 
του ανελκυστήρα. 

Μετά την αποκατάσταση τυχόν ζημιών απαιτείται, 
με μέριμνα του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή του νόμιμου 
εκπροσώπου τους, έλεγχος από αναγνωρισμένο φο¬ 
ρέα ελέγχου και η έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου για 
την έγκριση συνέχισης λειτουργίας του ανελκυστήρα. 
Αντίγραφο του πιστοποιητικού υποβάλλεται από τον 
ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους 
στην οικεία Διεύθυνση Ανάπτυξης για ενημέρωση του 
φακέλου του ανελκυστήρα. Τα έξοδα των ζημιών και 
του επανελέγχου βαρύνουν τον υπεύθυνο του ατυχή¬ 
ματος. 

γ) Όταν η καταγγελία αφορά πολεοδομική παράβαση, 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες Πολεοδομίας, οι οποίες 
συντάσσουν έκθεση που διαβιβάζουν στη Διεύθυνση 
Ανάπτυξης. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Ν. Α. 
εξετάζει το θέμα της καταγγελίας ή του ατυχήματος 
έχοντας υπόψη της τόσο την έκθεση του Οργάνου ελέγ¬ 
χου όσο και αυτή του συντηρητή αλλά και της οικείας 
Πολεοδομικής Αρχής και προβαίνει στον καταλογισμό 
ευθυνών, στην διακοπή ή στην έγκριση συνέχισης της 
λειτουργίας του ανελκυστήρα και την επιβολή κυρώ¬ 
σεων για διαπιστωθείσες παραβάσεις οφειλόμενες σε 
μη τήρηση των προβλεπόμενων απαιτήσεων. Μετά την 
αποκατάσταση τυχόν ζημιών, σύμφωνα με το πόρισμα 
της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, απαιτείται, με πρωτοβουλία 
του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου 
τους, επανέλεγχος από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου. 
Ο αναγνωρισμένος φορέας ελέγχου εκδίδει πιστοποιη¬ 
τικό επανελέγχου για την έγκριση συνέχισης λειτουρ¬ 
γίας του ανελκυστήρα. Αντίγραφο του πιστοποιητικού 
υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή το νό¬ 
μιμο εκπρόσωπό τους στην Διεύθυνση Ανάπτυξης για 
ενημέρωση του φακέλου του ανελκυστήρα. Το κόστος 
του επανελέγχου, των επισκευών και της έκδοσης του 
πιστοποιητικού επανελέγχου θα επιβαρύνει τον υπαίτιο 
του ατυχήματος, σύμφωνα με το πόρισμα της Διεύθυν¬ 
σης Ανάπτυξης. 

Αρθρο 12 

Διακοπή λειτουργίας ανελκυστήρα 

1. Με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας 


Ν.Α. επιβάλλεται η διακοπή λειτουργίας ανελκυστήρα 
στις περιπτώσεις που μετά από έλεγχο είτε αυτής της 
υπηρεσίας είτε αναγνωρισμένου φορέα ελέγχου κατά 
τα οριζόμενα ανωτέρω, προκύψει ότι: 

(α) Ο ανελκυστήρας λειτουργεί χωρίς να έχουν τηρη¬ 
θεί οι νόμιμες προϋποθέσεις εγκατάστασης λειτουργίας 
και συντήρησής του ή χωρίς τα πιστοποιητικά αρχικών 
ή περιοδικών ελέγχων ανάλογα με τη περίπτωση. 

(β) Κατά τον περιοδικό έλεγχο διαπιστώθηκαν σοβα¬ 
ρές ελλείψεις, οι οποίες δεν αποκαταστάθηκαν, εντός 
τακτής προθεσμίας που έθεσε ο αναγνωρισμένος φο¬ 
ρέας ελέγχου. 

(γ) Συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 11. 

2. (α) Προ της έκδοσης απόφασης διακοπής ανελ¬ 
κυστήρα η Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Ν. Α. με 
σχετικό έγγραφο της ανακοινώνει έγκαιρα την πρόθεση 
της να προβεί σε διακοπή της λειτουργίας του ανελ¬ 
κυστήρα στον ιδιοκτήτη ή στον διαχειριστή ή σε αυτόν 
που τον υποκαθιστά στην χρήση του κτιρίου και στον 
υπεύθυνο συντηρητή ή εγκαταστάτη. 

(β) Το παραπάνω σχετικό έγγραφο επιδίδεται με συ¬ 
στημένη επιστολή ή με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρο¬ 
νικού ταχυδρομείου. Με το έγγραφο αυτό ζητούνται οι 
λόγοι των αποκλίσεων από τις σχετικές διατάξεις. 

(γ) Μετά πάροδο πέντε (5) ημερών από την επίδοση 
του σχετικού εγγράφου η ανωτέρω Υπηρεσία εκδίδει 
σχετική απόφαση συνεκτιμώντας τους λόγους των ως 
άνω υπευθύνων εφόσον έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία 
εντός της προθεσμίας αυτής. 

Η απόφαση διακοπής της λειτουργίας καθώς και κάθε 
άλλη απόφαση με την οποία επιβάλλονται τεχνικές ή 
άλλες βελτιώσεις αναγκαίες για την ασφαλή λειτουργία 
του ανελκυστήρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
επιδίδεται στους ενδιαφερομένους κατά τα ανωτέρω. 

(δ) Η απόφαση διακοπής της λειτουργίας υλοποιεί¬ 
ται από την ανωτέρω αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης, η 
οποία και προβαίνει στην σφράγιση των κυρίων στοι¬ 
χείων της εγκατάστασης του ανελκυστήρα (Πίνακας 
χειρισμού, κεντρικός διακόπτης κλπ). 

Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται σχετικό πρωτό¬ 
κολλο σφράγισης που υπογράφεται και από τον εγκα- 
ταστάτη ή τον συντηρητή και τον υπεύθυνο ιδιοκτήτη 
ή τον διαχειριστή του κτιρίου όπου βρίσκεται ο ανελ¬ 
κυστήρας ή του νόμιμου εκπροσώπου τους . 

Το πρωτόκολλο συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα 
από τα οποία το ένα επικολλάται στον πίνακα χειρισμού 
του ανελκυστήρα, το άλλο παραμένει στον φάκελο του 
ανελκυστήρα στην Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Ν. 
Α. και το τρίτο αποστέλλεται στη Διεύθυνση Υποστήρι¬ 
ξης Βιομηχανιών της Γ ενικής Γ ραμματείας Βιομηχανίας 
του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

(ε) Στη συνέχεια ειδοποιείται αμελλητί ο Διαχειρι¬ 
στής του Δικτύου ή του Συστήματος για να ενεργήσει 
ανάλογα. 

3. Εφόσον διαπιστωθεί άμεσος κίνδυνος από την λει¬ 
τουργία του ανελκυστήρα, ειδοποιείται επειγόντως ο 
ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπός 
τους, ο οποίος υποχρεούται είτε μόνος είτε μαζί με τον 
συντηρητή, να λάβει αμέσως προληπτικά μέτρα, μεταξύ 
των οποίων και την ακινητοποίηση του ανελκυστήρα. 

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Ν. Α. μπορεί να 
αναστείλει, προσωρινά, με σχετική απόφαση της την 
λειτουργία του ανελκυστήρα χωρίς την τήρηση της δι- 
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αδικασίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2, εφόσον 
διαπιστωθεί άμεσος κίνδυνος από την λειτουργία του 
ανελκυστήρα κατά τη διαδικασία του άρθρου 11 του 
παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης. 

Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται η σχετική απόφαση 
της προσωρινής διακοπής λειτουργίας του ανελκυστή¬ 
ρα, η οποία κοινοποιείται αμελλητί στον οικείο Διαχει¬ 
ριστή του Δικτύου ή του Συστήματος για την άμεση 
διακοπή της ηλεκτροδότησης. 

Άρθρο 13 

Κυρώσεις 

Πέραν των οριζομένων στο άρθρο 11 της κοινής υπουρ¬ 
γικής απόφασης Φ.9.2/οικ.32803/1308, για τους παραβά¬ 
τες των διατάξεων του παρούσας κοινής υπουργικής 
απόφασης ορίζονται τα εξής: 

1. Σε οποιονδήποτε εγκαθιστά ή θέτει σε λειτουργία ή 
συντηρεί ανελκυστήρα ή παρακωλύει τον έλεγχο ή επα¬ 
νέλεγχο, κατά παράβαση των διατάξεων της ανωτέρω 
απόφασης και της παρούσας κοινής υπουργικής από¬ 
φασης εκτός από τυχόν κυρώσεις από άλλες διατάξεις 
της εθνικής νομοθεσίας, επιβάλλεται με απόφαση του 
αρμόδιου Νομάρχη πρόστιμο μέχρι πενήντα χιλιάδες 
(50.000) ευρώ υπέρ της Ν. Α. που βεβαιώνεται και ει- 
σπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα περί 
δημοσίων εσόδων. 

Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο μπορεί να δι¬ 
πλασιάζεται, με την ίδια διαδικασία. 

2. Στους αναγνωρισμένους ή κοινοποιημένους φορείς 
ελέγχου ανελκυστήρων επιβάλλονται οι κυρώσεις που 
προβλέπονται από το άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. οικ.3354/ 
91/8.2.2001 (ΦΕΚ149/Β) υπουργικής απόφασης όπως κάθε 
φορά ισχύει. Επίσης σε αναγνωρισμένους ή κοινοποιημέ¬ 
νους φορείς ελέγχου που εκτελούν πλημμελείς ή πλα¬ 
στούς ή γενικότερα ελέγχους που δεν ανταποκρίνονται 
στην πραγματικότητα κατά παράβαση της υπ’ αριθμ. 
Φ.9.2/οικ.32803/1308 κοινής υπουργικής απόφασης, της 
παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης και των λοιπών 
διατάξεων που ίσχυαν κατά την εποχή εγκατάστασης 
των παλαιών ανελκυστήρων (για τους περιοδικούς ελέγ¬ 
χους), εκτός από τυχόν κυρώσεις από άλλες διατάξεις 
της εθνικής νομοθεσίας, θα επιβάλλεται με απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης ύστερα από κοινή εισήγηση 
της Διεύθυνσης Υποστήριξης Βιομηχανιών και της Διεύ¬ 
θυνσης Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας, πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ 
έως δεκαπέντε χιλιάδες(15.000) ευρώ υπέρ της οικείας 
Ν. Α. όπου έχει έδρα ο φορέας, που βεβαιώνεται και 
εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα περί 
δημοσίων εσόδων. Η απόφαση κοινοποιείται και στον 
αρμόδιο φορέα διαπίστευσης. 

3. Πρόστιμο επιβάλλεται για παραβάσεις των διατάξε¬ 
ων της υπ’ αριθμ. Φ.9.2/οικ.32803/1308 κοινής υπουργικής 
απόφασης και της παρούσας κοινής υπουργικής απόφα¬ 
σης στον αδειούχο εγκαταστάτη ή στον συντηρητή Δ’ 
ειδικότητας ή στον ιδιοκτήτη ή στο διαχειριστή ή στο 
νόμιμο εκπρόσωπο τους ή και σε οποιονδήποτε άλλον 
που αυθαίρετα προβαίνει σε ενέργειες όσον αφορά την 
εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του ανελκυ¬ 
στήρα. Στους αδειούχους εγκαταστάτες και συντηρητές 
Δ' ειδικότητας μπορεί να επιβάλλονται και οι κυρώσεις 
που προβλέπονται από το άρθρο 29 του β.δ. της από 


25 Μάΐου 1938 που συνιστούν την προσωρινή ή οριστική 
αφαίρεση της επαγγελματικής άδειας. 

4. Ειδικότερα, ανάλογα με το είδος της παράβασης 
και τις επιπτώσεις που αυτή μπορεί να έχει στην υγεία 
και ασφάλεια των χρηστών και των εργαζομένων, τα 
επιβαλλόμενα από τον αρμόδιο Νομάρχη πρόστιμα μπο¬ 
ρούν να κλιμακώνονται ως εξής: 

α. Πρόστιμο από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ 
μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ στην περίπτωση 
που έχει εκδοθεί απόφαση διακοπής λειτουργίας, έχει 
σφραγισθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα και αυ¬ 
τός τίθεται σε λειτουργία ύστερα από παραβίαση των 
σφραγίδων και έχει συμβεί ατύχημα. Το ίδιο πρόστιμο 
επιβάλλεται και στην περίπτωση ατυχήματος κατά την 
διάρκεια αυθαίρετης λειτουργίας ανελκυστήρα (χωρίς 
μέριμνα για καταχώρηση , μη ανανέωσης καταχώρησης 
κ.λ.π.). 

β. Πρόστιμο από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ μέχρι 
δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ στον συντηρητή ανελ¬ 
κυστήρα που παραλείπει την εκτέλεση των καθηκόντων 
του όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας 
κοινής υπουργικής απόφασης ή για παραλείψεις στη 
συγκρότηση κινητών συνεργείων συντήρησης ανελκυ¬ 
στήρων. 

γ. ι) Πρόστιμο μέχρι χίλια πεντακόσια (1.500) Ευρώ 
στον ιδιοκτήτη που παραλείπει να μεριμνήσει για την 
πιστοποίηση και για την καταχώρηση του ανελκυστήρα 
και 

ιι) Πρόστιμο μέχρι χίλια πεντακόσια (1.500) Ευρώ στον 
ιδιοκτήτη ή στον διαχειριστή ή στον νόμιμο εκπρόσωπο 
τους που παραλείπει να μεριμνήσει για την ανανέωση 
καταχώρησης του ανελκυστήρα. 

Πριν την επιβολή των προστίμων ι) και ιι) πρέπει να 
διαπιστωθεί αν ο λόγος παράλειψης οφείλεται σε πα¬ 
ρελκυστική τακτική του ανωτέρω ή σε αμφισβήτηση της 
έκθεσης ελέγχου του φορέα ή σε διαφωνία για το ποιος 
είναι υπεύθυνος να καλύψει οικονομικά τις αποκλίσεις 
(ο ιδιοκτήτης ή ο εγκαταστάτης ή ο συντηρητής) που 
επισήμανε ο φορέας στον έλεγχο του. 

Αν διαπιστωθεί υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη, επιβάλ¬ 
λονται τα παραπάνω πρόστιμα, αλλιώς θα πρέπει να 
επιβληθούν οι κυρώσεις των άλλων άρθρων για τα άλλα 
εμπλεκόμενα μέρη. 

δ. Πρόστιμο από έξη χιλιάδες (6.000) ευρώ μέχρι εννέα 
χιλιάδες (9.000) ευρώ σε όποιον προβαίνει σε παράνομη 
ηλεκτροδότηση ανελκυστήρα. 

5. Σε περιπτώσεις παραβάσεων καθ’ υποτροπήν, 
ατυχημάτων, επικίνδυνων παραλείψεων είναι δυνατή 
η αφαίρεση της επαγγελματικής άδειας του φυσικού 
προσώπου που έχει την ευθύνη συντήρησης του ανελ¬ 
κυστήρα. 

6. Κάθε απόφαση που λαμβάνεται κατ’ εφαρμογή 
των διατάξεων του παρόντος που οδηγεί στον περι¬ 
ορισμό: 

- της εγκατάστασης ή και της θέσης λειτουργίας ή 
και της χρήσης του ανελκυστήρα, 

- της διάθεσης στην αγορά ή και της θέσης σε λει¬ 
τουργία του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας 
και κάθε απόφαση: 

- προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας του 
ανελκυστήρα 

- επιβολής προστίμου 

αιτιολογείται και κοινοποιείται με απόδειξη στον εν¬ 
διαφερόμενο, στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Ν. 
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Α., στη Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανίας της Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Αρθρο 14 
Προσφυγές 

Κατά των αποφάσεων χορήγησης ή άρνησης χορηγή- 
σεως άδειας συνεργείου, βεβαίωσης-απόφασης καταχώ- 
ρησης ανελκυστήρα, επιβολής προστίμων ή κυρώσεων, 
χωρεί προσφυγή ενώπιον του Γ ενικού Γ ραμματέα Περι¬ 
φέρειας, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθε¬ 
σμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της από¬ 
φασης. Η προσφυγή αυτή ασκείται από οποιονδήποτε 
έχει έννομο συμφέρον και κατατίθεται στην οικεία Ν.Α. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 
του ν. 3200/1955 (ΦΕΚ 97 Α') όπως ισχύουν κάθε φορά. 

Αρθρο 15 

Μεταβατικές διατάξεις 

1. Το παρόν άρθρο αφορά αποκλειστικά ανελκυστήρες 
για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί πιστοποιητικό από 
αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου με βάση την υπ’ αριθμ. 
Φ9.2/οικ.32803/1308/1997 (ΦΕΚ815/Β/1997) κοινή υπουργι¬ 
κή απόφαση ή την υπ’ αριθμ. Φ9.2/3899/253/2002 (ΦΕΚ 
291/Β/2002) κοινή υπουργική απόφαση. 

Οι περιοδικοί έλεγχοι των ανελκυστήρων για τους 
οποίους έχει εκδοθεί πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο 
φορέα εντάσσονται από την έναρξη ισχύος της πα¬ 
ρούσας κοινής υπουργικής απόφασης στο άρθρο 10 
«Περιοδικοί'Ελεγχοι και δοκιμές». 

2. α) Για τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες χωρίς 
στοιχεία νομιμότητας, παρέχεται προθεσμία (1) ενός 
έτους από τη δημοσίευση της παρούσας κοινής υπουρ¬ 
γικής απόφασης, εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες ή δια¬ 
χειριστές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους υποχρεούνται 
να αναθέσουν και να πραγματοποιήσουν τον περιοδικό 
έλεγχο των ανελκυστήρων των κτιρίων τους από ανα¬ 
γνωρισμένους φορείς ελέγχου. 

β) Γ ια τους ανελκυστήρες με προέγκριση εγκατάστα¬ 
σης, παρέχεται προθεσμία (2) δύο ετών από τη δημο¬ 
σίευση της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, 
εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή οι νό¬ 
μιμοι εκπρόσωποί τους υποχρεούνται να αναθέσουν 
και να πραγματοποιήσουν τον περιοδικό έλεγχο των 
ανελκυστήρων των κτιρίων τους από αναγνωρισμένους 
φορείς ελέγχου. 

γ) Γ ια τους ανελκυστήρες, για τους οποίους έχουν 
παρέλθει τριακονταετία από την ημερομηνία εγκατά¬ 
στασής τους, παρέχεται προθεσμία (4) τεσσάρων ετών 
από τη δημοσίευση της παρούσας κοινής υπουργικής 
απόφασης, εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες ή διαχειρι¬ 
στές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους υποχρεούνται να 
αναθέσουν και να πραγματοποιήσουν τον περιοδικό 
έλεγχο των ανελκυστήρων των κτιρίων τους από ανα¬ 
γνωρισμένους φορείς ελέγχου. 

δ) Για τους ανελκυστήρες, για τους οποίους έχουν 
παρέλθει τεσσαρακονταετία από την ημερομηνία εγκα¬ 
τάστασής τους, παρέχεται προθεσμία (3) τριών ετών 
από τη δημοσίευση της παρούσας κοινή υπουργική από¬ 
φαση, εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή οι 
νόμιμοι εκπρόσωποί τους υποχρεούνται να αναθέσουν 
και να πραγματοποιήσουν τον περιοδικό έλεγχο των 
ανελκυστήρων των κτιρίων τους από αναγνωρισμένους 
φορείς ελέγχου. 


ε) Για τους υπόλοιπους ανελκυστήρες, παρέχεται προ¬ 
θεσμία (5) πέντε ετών από τη δημοσίευση της παρού¬ 
σας κοινής υπουργικής απόφαση , εντός της οποίας οι 
ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους 
υποχρεούνται να αναθέσουν και να πραγματοποιήσουν 
τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων των κτιρίων 
τους από αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου. 

στ) Ειδικά για ανελκυστήρες εγκατεστημένους σε 
δημόσιους χώρους, σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, σε 
αεροδρόμια, σε υπόγειες ή υπέργειες διαβάσεις, και 
γενικά σε προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό κτίρια ή 
χώρους στάθμευσης, σε χώρους που είναι εκτεθειμέ¬ 
νοι σε ιδιαίτερες επιδράσεις της ατμόσφαιρας ή του 
περιβάλλοντος χώρου όπως π.χ.: 

- σε πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, 

- σε αυξημένη ανάπτυξη σκόνης, 

- σε αυξημένο κίνδυνο διαβρώσεων, σε κίνδυνο εκρή¬ 
ξεων, 

- σε ξενοδοχεία ή Νοσοκομεία ή θέατρα ή κινημα¬ 
τογράφους, 

- καθώς επίσης και γενικά σε κτίρια που εξυπηρετούν 
ευρύ κοινό, 

παρέχεται προθεσμία (1) ενός έτους από τη δημο¬ 
σίευση της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, 
εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή οι νό¬ 
μιμοι εκπρόσωποί τους υποχρεούνται να αναθέσουν 
και να πραγματοποιήσουν τον περιοδικό έλεγχο των 
ανελκυστήρων των κτιρίων τους από αναγνωρισμένους 
φορείς ελέγχου. 

Σε περίπτωση απουσίας σχετικών δικαιολογητικών 
εγκατάστασης του ανελκυστήρα, το έτος εγκατάστασής 
του θα τεκμαίρεται από το έτος έκδοσης της άδειας 
οικοδομής του κτηρίου. 

Ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπός 
τους ενημερώνεται υποχρεωτικά εγγράφως από τον 
υπεύθυνο συντηρητή του ανελκυστήρα γί αυτή του την 
υποχρέωση. 

Γ ια τους περιοδικούς ελέγχους των ανελκυστήρων της 
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου θα πρέπει να έχει 
εκδοθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό από αναγνωρισμέ¬ 
νο φορέα εντός των ανωτέρω αντιστοίχων χρονικών 
προθεσμιών από τη δημοσίευση της παρούσας κοινής 
υπουργικής απόφασης. 

3. Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας θα επιβάλ¬ 
λονται ταυτόχρονα οι προβλεπόμενες από την παρούσα 
κοινή υπουργική απόφαση κυρώσεις σε όλους όσους συ¬ 
ντηρούν και χρησιμοποιούν μη νόμιμους ανελκυστήρες. 

4. Με απόφαση του Γ ενικού Γ ραμματέα Βιομηχανίας 
ή Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης μπορεί να κα¬ 
θορίζεται ανώτατη τιμή για κάθε μονάδα συντήρησης 
ή άλλων εργασιών επισκευής ανελκυστήρων, ανά κατη¬ 
γορία, μέγεθος και αριθμό στάσεων εκάστου. 

5. Οι έλεγχοι στα πλαίσια του παρόντος άρθρου θα 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις τεχνικές προδια¬ 
γραφές που ίσχυαν κατά την εποχή εγκατάστασης του 
ανελκυστήρα συμπληρωμένες με τις τεχνικές απαιτή¬ 
σεις βελτίωσης της ασφάλειας του Παραρτήματος III, 
λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: 

α) Τα σημεία 1-6 του Παραρτήματος III (Πίνακας Α) εφαρ¬ 
μόζονται υποχρεωτικά κατά τους ελέγχους που πραγ¬ 
ματοποιούνται μετά τη δημοσίευση της παρούσας ΚΥΑ, 
οι οποίοι εκτελούνται σύμφωνα με τις προθεσμίες που 
ορίζονται από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 
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β) Τα υπόλοιπα σημεία (7-18) του Παραρτήματος III 
(Πίνακας Β) καθίστανται υποχρεωτικά για κάθε έλεγχο 
που πραγματοποιείται μετά την πάροδο οκτώ (8) ετών 
από τη δημοσίευση της παρούσας κοινής υπουργικής 
απόφασης, και στα πλαίσια της πραγματοποίησης πε¬ 
ριοδικών ελέγχων κατά το άρθρο 10 της παρούσης. 

6. Μετά την πάροδο οκταετίας από τη δημοσίευση 
της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης και στα 
πλαίσια της εφαρμογής της παραγράφου 2 του Αρ¬ 
θρου 10, το υπουργείο Ανάπτυξης θα εξετάσει με τους 
συναρμόδιους φορείς τη δυνατότητά εφαρμογής των 
λοιπών σημείων του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 81.80. 

Αρθρο 16 

«Τελικές διατάξεις» 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρούσας κοινής υπουρ¬ 
γικής απόφασης, καταργούνται η υπ’ αριθμ. οικ.3899/253/ 
Φ.9.2 (ΦΕΚ 291/Β/2002) κοινή υπουργική απόφαση και οι 
διορθώσεις αυτής υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 372/Β/26.3.2002, ΦΕΚ 
510/Β/25.4.2002 και ΦΕΚ 781/Β/25.6.2002, τα υπ’ αριθμ. 
Φ.9.2/7192/506/2002, Φ.9.2/16245/1076/2003 και Φ.9.2/ 
6065/407/18.6.2004 έγγραφα εφαρμογής της προανα- 
φερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης της Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας - Διεύθυνσης Υποστήριξης 
Βιομηχανιών του Υπουργείου Ανάπτυξης ως και κάθε 
γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις 
της παρούσας ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που 
ρυθμίζονται από αυτή. 

2/Οπου στην υπ’ αριθμ. Φ.9.2/οικ.32803/1308/1997 (ΦΕΚ 
815/Β) κοινή υπουργική απόφαση αναφέρεται «αρμόδια 


Υπηρεσία της Γ ενικής Γ ραμματείας Βιομηχανίας (Γ.Γ.Β.) 
του Υπουργείου Ανάπτυξης» αυτή ορίζεται ότι είναι η 
Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανιών της Γ.Γ.Β. πλην 
των περιπτώσεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 3 αυτής 
όπου ορίζεται ότι είναι η Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότη¬ 
τας της Γ.Γ.Β. 

3. Η αίτηση καταχώρησης ανελκυστήρα, η βεβαίω¬ 
ση - απόφαση καταχώρησης ανελκυστήρα και η άδεια 
συνεργείου ή συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων 
είναι τυποποιημένες σύμφωνα με το παράρτημα I της 
παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης. 

4. Τα παραρτήματα που προσαρτώνται στην παρούσα 
κοινή υπουργική απόφαση αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτής. 

Άρθρο 17 

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ¬ 
κύπτει δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό. 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη¬ 
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2005 

01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΑΔΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ .-.- 20 


Αριθ. Πρωτ : 

Αρ. Φακ. : Φ18Σ 


Ταχ.Δ/νση :. ΠΡΟΣ: Ονοματεπώνυμο και 

Ταχ.Κώδικας :. -< διεύθυνση συντηρητή 

Πληροφορίες :. I (Φυσικό πρόσωπο) 

Τηλέφωνο :. 

ΡΑΧ : . 


ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας συνεργείου, -ων συντήρησης ανελκυστήρων στ 


Α.Φ.Μ.: . Δ.Ο.Υ: 


ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο/Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ . 


Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.3200/1955 (ΦΕΚ 97Α) «Περί διοικητικής αποκέντρωσης», τους Ν.2218/1994 (ΦΕΚ 90Α) 

και 2240/1994 (ΦΕΚ 153Α) «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κ.λ.π», το Π.Δ.30/1996 
(ΦΕΚ 21Α) «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» και τον Οργανισμό Εσωτερικής 
Λειτουργίας Υπηρεσιών της Νομαρχίας.» (ΦΕΚ././.). 

2. Το Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α), το Ν.Δ.1150/1949, τα Β.Δ. της 25.5/14.6.1938 και της 
16/17.3.1950 όπως συμπληρώθηκε με το Β.Δ. της 24.11/17.12.1953 «περί διαίρεσης 
κατάταξης κ.λ.π. μηχανολογικών εγκαταστάσεων». 

3. Την ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/1997 (ΦΕΚ 815Β) «Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων». 

4. Την ΚΥΑ ./2005 (ΦΕΚ .Β) «. 

. » . 

5. Την αρ.απόφαση τ. Νομάρχη .«Ανάθεση άσκησης 

αρμοδιοτήτων.». 

6. Τηναρ.αίτηση τ.ενδιαφερόμεν. 

.για χορήγηση άδειας συνεργείου, -ων συντήρησης ανελκυστήρων 

και τα λοιπά υποβληθέντα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την ΚΥΑ. 

(ΦΕΚ.Β). 

7 . 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 


1. Χορηγούμε 


άδεια 


συνεργείου, -ων συντήρησης ανελκυστήρων στ. 

. διάρκειας πέντε (5) ετών, με τα παρακάτω ειδικά στοιχεία: 


α. Υπεύθυνος συντηρητής :. 

Ειδικότητα :. 

Αρ. επαγγελματικής άδειας :.ισχύος μέχρι 


β. Έδρα συνεργείου, -ων : . 

Δήμος :. 

Αρ. Τηλεφώνων & Τηλεφωνητή :. 

γ. Στοιχεία νομικού προσώπου:. 

Διακριτικός τίτλος:. 

Διεύθυνση:. 

Αρ. Τηλεφώνων & Τηλεφωνητή : . 

2. Η παρούσα άδεια χορηγείται με την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων της ισχύουσας 
Νομοθεσίας περί ανελκυστήρων, ΚΕΗΕ και άσκησης του επαγγέλματος μηχανολόγου - 
ηλεκτρολόγου. 

3. Η ισχύς της παρούσης παύει αυτοδίκαια εφόσον η επαγγελματική άδεια του συντηρητή έχει 
λήξει. 

4. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της παρούσης και της κείμενης Νομοθεσίας 

επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 13 της ΚΥΑ ./2005. 

(ΦΕΚ .Β) καθώς και αυτές που προβλέπονται από τις ειδικές διατάξεις άσκησης 

επαγγέλματος. 

5. Σε περίπτωση εργασιακής σχέσης του συντηρητή με νομικό πρόσωπο, για κάθε υποχρέωση 
του συντηρητή ευθύνεται τόσο ο συντηρητής όσο και το νομικό πρόσωπο για το οποίο ενεργεί. 

6. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή για παράβαση νόμου, μέσα σε προθεσμία 
30 ημερών από της κοινοποιήσεώς της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, του 
Ν.3200/1955 και το άρθρο 18 του Ν.2218/1994, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
7§2 του Ν.2839/2000 (ΦΕΚ 196Α') από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Η προσφυγή 
ασκείται δια μέσου της Υπηρεσίας μας ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής. 


Με Ε.Ν. 

Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝ.... 


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ : 

- ΑΡΧΕΙΟ Φ18Σ. 


ΒΙΒΛΙΟ-ΜΗΤΡΩΟ 

ΒΙΒΛΙΟ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝ/ΣΤΗΡΩΝ 


ΣΥΝ. ΘΕΩΡΗΜΕΝΑ:! 


(ονοματεπώνυμο) 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Τίτλος Υπηρεσίας 




Ο ΑΡ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ 
ΠΑΝΤΑ Ο ΙΔΙΟΣ. ΑΛΛΑΖΕΙ 
ΜΟΝΟ Ο ΑΡ. ΠΡΩΤ. & Η 
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 


- 200 ... 


Αρ. Καταχώρησης 


Αριθ. Πρωτ.: . /200... 

Αρ. Φακ. : Φ. 


Ταχ.Δ/νση 

Ταχ.Κώδικας: 

Πληροφορίες: 

Τηλέφωνο 

ΡΑΧ 


ΠΡΟΣ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Ή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 


{ Δ/νση κτιρίου που 
είναι εγκατεστημένος 
ο ανελκυστήρας 


ΚΟΙΝ: Δ.Ε.Η. Α.Ε. 

{ Δ/νση του πρακτορείου της 
περιοχής του ανελκυστήρα 


ΘΕΜΑ: Καταχώρηση ανελκυστήρα, που είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί στο κτίριο της οδού 


Η Υπηρεσία μας αφού έλαβε υπόψη: 

Α) Την αρ./200... αίτηση τ.... ενδιαφερόμεν. και 

τα λοιπά κατά περίπτωση προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την καταχώρηση του ανελκυστήρα. 

Β) Την ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/1997 (ΦΕΚ 815Β) «Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων». 

Γ) Την ΚΥΑ ./2005 (ΦΕΚ .Β) «. 

. » . 


Δ)Την αρ. 

καταχώρηση της Υπηρεσίας 

Ε)Τ. 


(Αριθμός προηγούμενης καταχώρησης - ημερομηνία - αριθμός φακέλου) 


καταχωρεί για . (.) έτη τον ανελκυστήρα στο Μητρώο Καταχώρησης 

Ανελκυστήρων της Υπηρεσίας μας με αρ. 


με τα παρακατω γενικά στοιχεία: 


Είδος ανελκυστήρα: 
Ονομαστικό φορτίο: 


Γ~Ι Ηλεκτροκίνητος 


^9 


□ υδραυλικός 
Π Άτομα 


□ ατόμων 
Π όροφοι 


□ φορτίων 
Π στάσεις 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Ισχύς ηλεκτροκινητήρα:.ΗΡ, αξία εγκατάστασης:.€ 

Αριθμός οικοδομικής άδειας:., Εγκαταστάτης:. 


Η ανανέωση της καταχώρησης πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την . σύμφωνα με 

το άρθρο 10 της ΚΥΑ./2005 (ΦΕΚ.Β). 

Με την παρούσα απόφαση παύει η ισχύς της προηγούμενης καταχώρησης της Υπηρεσίας μας με 

αρ. 

(Αριθμός πρωτοκόλλου - αριθμός φακέλου - ημερομηνία) 


Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝ.... 

(ονοματεπώνυμο) 












ΦΕΚ 1797 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

| Ημερομηνία και αριθμός 
! πρωτοκόλλου αρμόδιας 
| Υπηρεσίας Νομαρχίας 


ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

(Παράρτημα I της ΚΥΑ.2005) 

(πρωτοκολλημένη, υπέχει θέση προσωρινής βεβαίωσης καταχώρησης) 


ΠΡΟΣ: 


Στοιχεία Ιδιοκτήτη ή διαχειριστή: 


0 - Η Όνομα: Επώνυμο: 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 


Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 


Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 


Τηλ. 

Τόπος Κατοικίας: Οδός: 

Αριθ: ΤΚ: 

Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο (ΕιτιοίΙ): 



Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου: 


0 - Η Όνομα: Επώνυμο: 


Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 


Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 


Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 


Τηλ: 


Τόπος Κατοικίας: Οδός: 

Αριθ: ΤΚ: 

Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο (ΕιτιοίΙ): 



Παρακαλώ όπως καταχωρήσατε τον ανελκυστήρα που είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί στο 
κτίριο της οδού. 

Συνημμένα υποβάλλω την πλήρη σειρά των απαιτούμενων για την καταχώρηση 
δικαιολογητικών, σας δηλώνω δε ότι τα δικαιολογητικά αυτά έχουν εκδοθεί κατά τη νόμιμη 
διαδικασία και ανταποκρίνονται πλήρως στις προδιαγραφές και τους όρους που ορίζονται από 
τις κείμενες θεσμικές και λοιπές διατάξεις. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Συνημμένα: 

1. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του ανελκυστήρα (αν υπάρχει). 

2. Αντίγραφο της προέγκρισης εγκατάστασης του ανελκυστήρα (αν υπάρχει) 

3. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας. 

4. Μηχανολογικό σχέδιο. 

5. Ηλεκτρολογικό σχηματικό σχεδιάγραμμα. 

6. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/86: 

(α) Ανάθεση της εγκατάστασης του ανελκυστήρα. 

(β) Ανάληψη της εγκατάστασης του ανελκυστήρα. 

(γ) Ανάθεση της συντήρησης του ανελκυστήρα (εις διπλούν). 

(δ) Ανάληψη της συντήρησης του ανελκυστήρα (εις διπλούν). 

7. Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα. 

8. Πιστοποιητικά περιοδικού ελέγχου: 

(α) Βεβαίωση πιστότητας του αναγνωρισμένου φορέα (εάν απαιτείται)_ 

(β) Δήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη (εάν απαιτείται). 

(γ) Βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ (εάν απαιτείται). 

(δ) Βεβαίωση τελικού ελέγχου (εάν απαιτείται). 

(ε) Βεβαίωση συστήματος διασφάλισης ποιότητας (εάν απαιτείται). 


Ημερομηνία: .20. 

Ημερομηνία:.20. 

Βεβαιώνονται πλήρως τα παραπάνω 

0 - Η Αϊτών 

0 αρμόδιος μηχανικός 

(Υπογραφή) 

(Σφραγίδα - Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚ 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ /ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος II της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 95/16/ΕΚ όπως αυτή ενσωματώθηκε στο 
Ελληνικό Δίκαιο με την ΚΥΑ οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ 815Β/1997) 

(Διακριτικά Φορέα Πιστοποίησης) 

Στοιχεία Ταυτότητας του Ανελκυστήρα 

Α/Α Πιστοποιητικού . 

Αριθμός Κοινοποίησης Φορέα . 

Πιστοποίησης . 

Ιδίοκτήτης/Διαχείρίστήςέ&αχοάφετα; ανάλογα) . 

Τόπος Εγκατάστασηςήοόος, αριθμός, Δήμος . 

/Κοινότητα) 

Ετος εγκατάστασης . 

Υπεύθυνος Εγκαταστάτης (φυσικό πρόσωπο) . 

Τεχνικό Γραφείο Εγκατάστασης . 

Εφαρμοζόμενο(-α) Πρότυπο(-α) . 

Διαδικασία πιστοποίησης 1 και Α/Α . 

πιστοποιητικού(-ών) 

Α/Α σειράς ανελκυστήρα . 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ανελκυστήρα: 

Είδος ανελκυστήρα (ηλεκτροκίνητος/υδραυλικός) . 

Ανελκυστήρας προσώπων/ φορτίων/ μικρών . 

φορτίων (διαγράφεται ανάλογα) 

Αριθμός σειράς . 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 2 . 

Ονομαστικό φορτίο(Κμ) . 

Αριθμός Ατόμων . 

Αριθμός στάσεων/ορόφων . 

Θέση Μηχανοστασίου . 

(Τόπος) .,...././. (ημερομηνία) 

Ο δηλών εγκαταστάτης 

(Ονοματεπώνυμο, Σφραγίδα και Υπογραφή ,Αρ. Μητρώου, Αριθμός Αδειας) 


1 Ως διαδικασία πιστοποίησης πρέπει να αναφέρεται μια από τις κατωτέρω περιπτώσεις: 

α.«Εξακρίβωση κατά μονάδα», Παρ.Χ, Οδηγία 95/16/ΕΚ, ΚΥΑ οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ 815Β/1997) 
β. «Τελικός Ελεγχος», Παρ.νΐ και «Εξέταση Τύπου ΕΚ», Οδηγία 95/16/ΕΚ, ΚΥΑ οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ 
815Β/1997) 

γ.«Διασφάλιση Ποιότητας Παραγωγής», Παρ.ΧΙΝ/, Ενότητα Δ, Οδηγία 95/16/ΕΚ, ΚΥΑ οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ 
815Β/1997) και «Εξέταση Τύπου ΕΚ», Παρ.ν, Οδηγία 95/16/ΕΚ, ΚΥΑ οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ 815Β/1997) 
δ.«Διασφάλιση Ποιότητας Προϊόντος(Ανελκυστήρας)», Παρ.ΧΙΙ, Ενότητα Ε, Οδηγία 95/16/ΕΚ, ΚΥΑ 
οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ 815Β/1997) και «Εξέταση Τύπου ΕΚ», Παρ.ν, Οδηγία 95/16/ΕΚ, ΚΥΑ οικ.32803/1308/97 
(ΦΕΚ 815Β/1997) 

ε.«Πλήρης Διασφάλιση Ποιότητας», Παρ.ΧΙΝ, Οδηγία 95/16/ΕΚ, ΚΥΑ οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ 815Β/1997). 

2 Τρόπος ανάρτησης. Βασικά εξαρτήματα ασφαλείας, Ταχύτητα λειτουργίας, Ηλεκτρικός Πίνακας, Τροχαλίες, Εμβολο, 
Κινητήριος Μηχανισμός, Θύρες θαλάμου, Διαδρομή. 

























24702 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
«ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ» 

(Παράρτημα X, Οδηγία 95/16/ΕΚ) 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ /ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος I της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 95/16/ΕΚ όπως 
αυτή ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με την ΚΥΑ οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ 815Β/1997) 

(Διακριτικά Φορέα Πιστοποίησης) 

Στοιχεία Ταυτότητας του Ανελκυστήρα 

Α/Α Πιστοποιητικού . 

Αριθμός Κοινοποίησης Φορέα 

Πιστοποίησης . 

Ιδιοκτήτης/Διαχείρίστής/ώα/μά^εταζ ανάλογα) . 

Τόπος Εγκατάσταση ς(οδός, αριθμός, Δήμος 
/Κοινότητα) 

Υπεύθυνος Εγκαταστάτης (φυσικό πρόσωπο) . 

Τεχνικό Γραφείο Εγκατάστασης . 

Ημερομηνία διενέργειας του Ελέγχου . 

Πρότυπο σύμφωνα με το οποίο . 

διενεργήθηκε ο Ελεγχος 

Α/Α Εκθέσεως Ελέγχου . 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ανελκυστήρα: 

Είδος ανελκυστήρα 

(ηλεκτροκίνητος/υδραυλικός) 

Ανελκυστήρας προσώπων /Φορτίων . 

Ονομαστικό φορτίο(Κ§) . 

Αριθμός Ατόμων . 

Αριθμός στάσεων/ορόφων . 

Θέση Μηχανοστασίου . 


Αποτελέσματα Ελέγχου 

Από το διενεργηθέντα έλεγχο προκύπτει ότι η ανωτέρω περιγραφόμενη εγκατάσταση ανελκυστήρα 
πληροί τις ανωτέρω αναφερόμενες απαιτήσεις. 

Παρατηρήσεις 


Τονίζεται ότι η Τακτική Συντήρηση και ο Περιοδικός Ελεγχος είναι προϋπόθεση για τη 
λειτουργία του Ανελκυστήρα.Επίσης επισημαίνεται ότι οποιεσδήποτε σημαντικές μετατροπές 
γίνονται στην εγκατάσταση πρέπει να γνωστοποιούνται και να εγκρίνονται από το Φορέα, 
κατόπιν επανελέγχου. 

Εκδόθηκε στην. (τόπος) στις ..../..../. (ημερομηνία) 

Ο επόμενος έλεγχος πρέπει να διενεργηθεί το αργότερο μέχρι..../.../. 

Για το Φορέα 


(Ονοματεπώνυμο, Σφραγίδα και Υπογραφή) 

























ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


24703 


ΒΕΒΑΙΩΣΗ «ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» 

(Παράρτημα VI, Οδηγία 95/16/ΕΚ) 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤ ΟΥ /ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος I της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 
95/16/ΕΚ όπως αυτή ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με την ΚΥΑ 
οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ 815Β/1997) 

(Διακριτικά Φορέα Πιστοποίησης) 

Στοιχεία Ταυτότητας του Ανελκυστήρα 

Α/Α Πιστοποιητικού . 

Αριθμός Κοινοποίησης Φορέα . 

Πιστοποίησης . 

Ιδιοκτήτη ς/Διαχειριστής/λζα/ράρεταζ ανάλογα) . 

Τόπος Εγκατάστασης/οόος, αριθμός, Δήμος . 

/Κοινότητα) 

Υπεύθυνος Εγκαταστάτης (φυσικό πρόσωπο) . 

Τεχνικό Γραφείο Εγκατάστασης . 

Ημερομηνία διενέργειας του Ελέγχου . 

Πρότυπο σύμφωνα με το οποίο . 

διενεργήθηκε ο Ελεγχος . 

Α/Α Εκθέσεως Ελέγχου . 

Α/Α Βεβαίωσης Εξέτασης Τύπου/ . 

Φορέας Εξέτασης Τύπου . 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ανελκυστήρα: 

Είδος ανελκυστήρα . 

(ηλεκτροκίνητος/υδραυλικός) 

Ανελκυστήρας προσώπων /Φορτίων . 

Ονομαστικό φορτίο(Κ§) . 

Αριθμός Ατόμων . 

Αριθμός στάσεων/ορόφων . 

Θέση Μηχανοστασίου . 

Αποτελέσματα Ελέγχου 

Από το διενεργηθέντα έλεγχο προκύπτει ότι η ανωτέρω περιγραφόμενη εγκατάσταση 
ανελκυστήρα πληροί τις ανωτέρω αναφερόμενες απαιτήσεις. 

Παρατηρήσεις 


Τονίζεται ότι η Τακτική Συντήρηση και ο Περιοδικός Ελεγχος είναι προϋπόθεση 
για τη λειτουργία του Ανελκυστήρα.Επίσης επισημαίνεται ότι οποιεσδήποτε 
σημαντικές μετατροπές γίνονται στην εγκατάσταση πρέπει να γνωστοποιούνται και 
να εγκρίνονται από το Φορέα, κατόπιν επανελέγχου. 

Εκδόθηκε στην . (τόπος) στις ..../..../. (ημερομηνία) 

Ο επόμενος έλεγχος πρέπει να διενεργηθεί το αργότερο μέχρι..../.../. 

Για το Φορέα 


(Ονοματεπώνυμο, Σφραγίδα και Υπογραφή) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ/ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας ΚΥΑ 

(Διακριτικά Φορέα Πιστοποίησης) 

Στοιχεία Ταυτότητας του Ανελκυστήρα 

Α/Α Πιστοποιητικού . 

Αριθμός Κοινοποίησης Φορέα Πιστοποίησης . 

Αριθμός αρχικής οικοδομικής άδειας . 

Αριθμός Φακέλλου Προέγκρισης/Αδείας 

λειτουργίας/Καταχώρησης/ώαχράφετα; ανάλογα) . 

Ιδιοκτήτης/Διαχειριστής/ώαχ/ιάφετα; ανάλογα) . 

Τόπος Εγκατάστασης/οάός, αριθμός, Δήμος 
/Κοινότητα) 

Υπεύθυνος Εγκαταστάτης (φυσικό πρόσωπο) . 

Τεχνικό Γραφείο Εγκατάστασης . 

Υπεύθυνος Συντηρητής (φυσικό πρόσωπο) . 

Ημερομηνία διενέργειας του Ελέγχου . 

Πρότυπο σύμφωνα με το οποίο διενεργήθηκε . 

ο Ελεγχος 

Α/Α Εκθέσεως Ελέγχου . 

Α/Α Εκθέσεως Ελέγχου . 

Α/Α Πιστοποιητικού Ελέγχου/ 

Φορέας προηγούμενου Ελέγχου . 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ανελκυστήρα: 

Είδος ανελκυστήρα 

(ηλεκτροκίνητος/υδραυλικός) 

Ανελκυστήρας προσώπων /Φορτίων . 

Ονομαστικό φορτίο(Κ§) . 

Αριθμός Ατόμων . 

Αριθμός στάσεων/ορόφων . 

Θέση Μηχανοστασίου . 

Λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά 1 . 

Αποτελέσματα Ελέγχου 

Από το διενεργηθέντα έλεγχο προκύπτει ότι η ανωτέρω περιγραφόμενη 
εγκατάσταση ανελκυστήρα πληροί τις ανωτέρω αναφερόμενες απαιτήσεις. 

Παρατηρήσεις 


Τονίζεται ότι η Τακτική Συντήρηση και ο Περιοδικός Έλεγχος είναι προϋπόθεση 
για τη λειτουργία του Ανελκυστήρα. Επίσης επισημαίνεται ότι οποιεσδήποτε 
σημαντικές μετατροπές γίνονται στην εγκατάσταση πρέπει να γνωστοποιούνται και 
να εγκρίνονται από το Φορέα, κατόπιν επανελέγχου. 

Εκδόθηκε στην . (τόπος) στις ..../..../. (ημερομηνία) 

Ο επόμενος έλεγχος πρέπει να διενεργηθεί το αργότερο μέχρι—/.../. 

Για το Φορέα 

(Ονοματεπώνυμο, Σφραγίδα και Υπογραφή) 


1 Τρόπος ανάρτησης, Βασικά εξαρτήματα ασφαλείας. Ταχύτητα λειτουργίας. Ηλεκτρικός Πίνακας, 
Τροχαλίες, Έμβολο, Κινητήριος Μηχανισμός, Θύρες θαλάμου, Διαδρομή. 





























ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


24705 


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
(Παράρτημα XIV, Ενότητα Δ, Οδηγία 95/16/ΕΚ) 


(Διακριτικά Φορέα Πιστοποίησης) 


Α/Α Πιστοποιητικού: 

Αρ. Κοινοποίησης Φορέα Πιστοποίησης 
Όνομα & Διεύθυνση εγκαταστάτη: 

Τύπος εγκαθιστάμενου Ανελκυστήρα: 

Α/Α Βεβαίωσης εξέτασης τύπου ΕΚ/ 

Φορέας χορήγησης: 

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα : 

Ημερομηνία υποβολής Αίτησης αξιολόγησης: 
Περίοδος αξιολόγησης: 

Πρότυπα σύμφωνα με το οποία διενεργή θηκε η 
αξιολόγηση : 

Α/Α & Ημ/νία Εκθέσεως Αξιολόγησης 


ΑΠΟΦΑΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ 


Ο κοινοποιημένος οργανισμός . πιστοποιεί ότι ο αναφερόμενος 

εγκαταστάτης εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας που ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις του παραρτήματος XIV της Οδηγίας 95/16/ΕΚ και του σχετικού προτύπου 
για την 


ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΤΕΛΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ & ΔΟΚΙΜΕΣ 
Ανελκυστήρων σύμφωνων προς τον τύπο που περιγράφεται ανωτέρω 

Επιπρόσθετες πληροφορίες/Παρατηρήσεκ 

Στον φορέα πιστοποίησης πρέπει να κοινοποιούνται όλες οι τροποποιήσεις ή προσαρμογές του 
συστήματος διασφάλισης ποιότητας. 

Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας υπόκειται στην επιτήρηση του φορέα πιστοποίησης. 


Διάρκεια ισχύος πιστοποιητικού: 


Εκδόθηκε στην . (τόπος) στις ..../..../. (ημερομηνία) 


Για το Φορέα 


(Ονοματεπώνυμο, Σφραγίδα και Υπογραφή) 




















24706 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

« ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ » 

(Παράρτημα XII, Ενότητα Ε, Οδηγία 95/16/ΕΚ) 


(Διακριτικά Φορέα Πιστοποίησης) 


Α/Α Πιστοποιητικού: 

Αρ. Κοινοποίησης Φορέα Πιστοποίησης 
Όνομα & Διεύθυνση εγκαταστάτη: 

Τύπος εγκαθιστάμενου Ανελκυστήρα: 

Α/Α Βεβαίωσης εξέτασης τύπου ΕΚ/ 

Φορέας χορήγησης: 

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα : 

Ημερομηνία υποβολής Αίτησης αξιολόγησης: 
Περίοδος αξιολόγησης: 

Πρότυπα σύμφωνα με το οποία διενεργή θηκε η 
αξιολόγηση : 

Α/Α & Ημ/νία Εκθέσεως Αξιολόγησης 


ΑΠΟΦΑΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ 


Ο κοινοποιημένος οργανισμός . πιστοποιεί ότι ο αναφερόμενος 

εγκαταστάτης εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας που ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις του παραρτήματος XII της Οδηγίας 95/16/ΕΚ και του σχετικού προτύπου για 
τον 


ΤΕΛΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ & ΔΟΚΙΜΕΣ 

Ανελκυστήρων σύμφωνων προς τον τύπο που περιγράφεται ανωτέρω 

Επιπρόσθετες πληροφορίες/ Παρατηρήσεις 

Στον φορέα πιστοποίησης πρέπει να κοινοποιούνται όλες οι τροποποιήσεις ή προσαρμογές του 
συστήματος διασφάλισης ποιότητας. 

Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας υπόκειται στην επιτήρηση του φορέα πιστοποίησης. 
Διάρκεια ισχύος πιστοποιητικού:. 


Εκδόθηκε στην. (τόπος) στις ..../..../. (ημερομηνία) 


Για το Φορέα 


(Ονοματεπώνυμο, Σφραγίδα και Υπογραφή) 





















ΦΕΚ 1797 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
(Παράρτημα XIII, Ενότητα Η, Οδηγία 95/16/ΕΚ) 


(Διακριτικά Φορέα Πιστοποίησης) 


Α/Α Πιστοποιητικού: 

Αρ. Κοινοποίησης Φορέα Πιστοποίησης: 
Όνομα & Διεύθυνση εγκαταστάτη: 

Τύπος εγκαθιστάμενων Ανελκυστήρων: 

Α/Α Βεβαίωσης εξέτασης του σχεδιασμού/ 
Φορέας χορήγησης: 

(όπου δεν εφαρμόζονται εναρμονισμένα πρότυπα) 
Συνυποβαλλόμενα έγγραφα : 

Ημερομηνία υποβολής Αίτησης αξιολόγησης: 
Περίοδος αξιολόγησης: 

Πρότυπα σύμφωνα με το οποία διενεργήθηκε η 
αξιολόγηση : 

Α/Α & Ημ/νία Εκθέσεως Αξιολόγησης 


ΑΠΟΦΑΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ 


Ο κοινοποιημένος οργανισμός . πιστοποιεί ότι ο αναφερόμενος 

εγκαταστάτης εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας που ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις του παραρτήματος XIII της 95/16/ΕΚ και του σχετικού προτύπου για το 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ-ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ-ΕΓΚΑ ΤΑΣΤΑΣΗ - ΤΕΛΙΚΗ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΔΟΚΙΜΕΣ 

Ανελκυστήρων σύμφωνων προς τον τύπο που περιγράφεται ανωτέρω 

Επιπρόσθετες πληροφορίες /Παρατηρήσεις 

Στόν φορέα πιστοποίησης πρέπει να κοινοποιούνται όλες οι τροποποιήσεις ή προσαρμογές του 
συστήματος διασφάλισης ποιότητας. 

Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας υπόκειται στην επιτήρηση του φορέα πιστοποίησης. 


Διάρκεια ισχύος πιστοποιητικού: 


Εκδόθηκε στην. (τόπος) στις ..../..../. (ημερομηνία) 


Για το Φορέα 


(Ονοματεπώνυμο, Σφραγίδα και Υπογραφή) 




















24708 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ 
(Παράρτημα ν Β , Ενότητα Β, Οδηγία 95/16/ΕΚ) 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ /ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος I & V της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 
95/16/ΕΚ όπως αυτή ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με την ΚΥΑ 
οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ 815Β/1997) και συμπληρώθηκε με την παρούσα ΚΥΑ 

(Διακριτικά Φορέα Πιστοποίησης) 


Α/Α Πιστοποιητικού . 

Αρ. Κοινοποίησης Φορέα Πιστοποίησης . 

Όνομα & Διεύθυνση κατόχου Πιστοποιητικού: . 

Όνομα & Διεύθυνση Κατασκευαστή: 

Κατηγορία & Τύπος Ανελκυστήρα: . 

Τόπος Εγκατάστασης αντιπροσωπευτικού 
δείγματος-μοντέλου ανελκυστήρα: 

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα : . 

Ημερομηνία υποβολής Αίτησης εξέτασης: . 

Περίοδος ελέγχου: 

Φορέας ελέγχου-δοκιμών: . 

Πρότυπα σύμφωνα με το οποία διενεργήθηκε ο . 

Έλεγχος 

Α/Α & Ημ/νία Εκθέσεως Ελέγχου . 

Πεδίο επέκτασης- Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ανελκυστήρα: 

Κωδικοποίηση - Παραλλαγές τύπου: . 

Ανελκυστήρας προσώπων /Φορτίων: . 

Εξαρτήματα ασφαλείας: . 


Βασικά υποσυστήματα: 


Αποτελέσματα Εξέτασης 

Από το διενεργηθέντα έλεγχο προκύπτει ότι η ανωτέρω περιγραφόμενη εγκατάσταση, που 
αντιπροσωπεύει τον αναφερόμενο τύπο ανελκυστήρα πληροί τις ανωτέρω αναφερόμενες 
απαιτήσεις. 

Επιπρόσθετες πληροφορίες /Παρατηρήσεις 

Στον κοινοποιημένο φορέα πιστοποίησης πρέπει να κοινοποιούνται όλες οι τροποποιήσεις ή νέες 
επεκτάσεις-παραλλαγές καθώς και όποιες αλλαγές γίνονται στα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας, 
βασικά υλικά και, σχέδια του εξετασθέντος τύπου . 


Εκδόθηκε στην. (τόπος) στις . (ημερομηνία) 


Για το Φορέα 


(Ονοματεπώνυμο, Σφραγίδα και Υπογραφή) 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ/ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ οικ.(ΦΕΚ.Β/2005) 

(Διακριτικά Φορέα Πιστοποίησης) 

Στοιχεία Ταυτότητας του Ανελκυστήρα 

Α/Α Πιστοποιητικού . 

Αριθμός Κοινοποίησης Φορέα Ελέγχου . 

Αριθμός Φακέλλου Προέγκρισης/Αδείας 
Εγκατάστασης/ Αδειας λειτουργίας 

/Καταχώ ρη ση ^(διαγράφεται ανάλογα) . 

I δι οκτή τη ς/Διαχειριστή ς(διαγράφεται ανάλογα) . 

Τόπος Εγκατάσταση ς(οδός, αριθμός, Δήμος . 

/Κοινότητα) 

Υπεύθυνος Εγκαταστάτης (φυσικό πρόσωπο) . 

Τεχνικό Γραφείο Εγκατάστασης . 

Ημερομηνία διενέργειας του Ελέγχου . 

Πρότυπο σύμφωνα με το οποίο διενεργήθηκε 

ο Έλεγχος . 

Α/Α Εκθέσεως Ελέγχου . 

Α/Α Πιστοποιητικού Ελέγχου/ 

Φορέας προηγούμενου Ελέγχου . 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ανελκυστήρα: 

Είδος 0.νελ,ΚΟθτ\\ρ(Χ(ηλεκτροκίνητος/υδραυλικός) . 

Ανελκυστήρας προσώπων /Φορτίων . 

Ονομαστικό φορτίο(Κ§) . 

Αριθμός Ατόμων . 

Αριθμός στάσεων/ορόφων . 

Θέση Μηχανοστασίου . 

Λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά 1 . 

Αποτελέσματα Ελέγχου 

Από το διενεργηθέντα έλεγχο προκύπτει ότι η ανωτέρω περιγραφόμενη εγκατάσταση 
ανελκυστήρα πληροί τις ανωτέρω αναφερόμενες απαιτήσεις της ΚΥΑ 
οικ.(ΦΕΚ.Β/2005). 

Παρατηρήσεις 


Τονίζεται ότι η Τακτική Συντήρηση και ο Περιοδικός Έλεγχος είναι προϋπόθεση για τη 
λειτουργία του Ανελκυστήρα. Επίσης επισημαίνεται ότι οποιεσδήποτε σημαντικές 
μετατροπές γίνονται στην εγκατάσταση πρέπει να γνωστοποιούνται και να εγκρίνονται 
από το Φορέα, κατόπιν επανελέγχου. 

Εκδόθηκε στην . (τόπος) στις ..../..../. (ημερομηνία) 

Ο επόμενος έλεγχος πρέπει να διενεργηθεί το αργότερο μέχρι..../.../. 

Για το Φορέα 


(Ονοματεπώνυμο, Σφραγίδα και Υπογραφή 


1 Τρόπος ανάρτησης, Βασικά εξαρτήματα ασφαλείας, Ταχύτητα λειτουργίας, Ηλεκτρικός Πίνακας, Τροχαλίες, 
Εμβολο, Κινητήριος Μηχανισμός, Θύρες θαλάμου, Διαδρομή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: Σημεία άμεσης εφαρμογής (Άρθρο 15,§5, α) 



Περιγραφή κατάστασης / κινδύνου 

Σημείο προτύπου 

ΕΛΟΤ ΕΝ 81.80 

1 

Φρεάτιο μερικώς κλειστό ή κλειστό με πλέγμα 

6 & 7 

2 

Επισφαλής κλειδαριές θυρών φρέατος 

Περιγραφή: Σε ανελκυστήρες με χειροκίνητες θύρες φρέατος (όχι αυτόματες) οι 
κλειδαριές πρέπει να διαθέτουν μηχανική εξακρίβωση της κλειστής θέσης και 
ηλεκτρικές επαφές (προμανδάλωση). 

31 

3 

Θάλαμος χωρίς πόρτες 

Περιγραφή:Οι θάλαμοι των ανελκυστήρων πρέπει να φέρουν θύρες στις εξής 
περιπτώσεις: 

■ 0 ανελκυστήρας έχει ταχύτητα μεγαλύτερη από 0,7 ιπ/εοο. 

■ Όπου με την είσοδο επιβάτη στο θάλαμο δεν διακόπτονται οι εξωτερικοί 
χειρισμοί. 

Ειδικά για ανελκυστήρες με επιφάνεια θαλάμου μικρότερη από 0,6 τ.μ. (έως 2 
ατόμων) και όπου δεν προβλέπεται από τους κανονισμούς η ύπαρξη θυρών στον 
θάλαμο, συστήνεται η χρήση φωτοκουρτίνας ή τριών τουλάχιστον φωτοκυττάρων 
κατανεμημένων σε όλο το ύψος της εισόδου στο θάλαμο. 

40 

4 

Έλλειψη ή ανεπαρκής φωτισμός κινδύνου στο θάλαμο 

46 

5 

Έλλειψη ή ακαταλληλότητα συσκευής αρπάγης και περιοριστήρα ταχύτητας 

50 

6 

Έλλειψη ή ανεπαρκές σύστημα συναγερμού 

71 


ΠΙΝΑΚΑΣ Β: Εφαρμογή Άρθρου 15,§5, β 



Περιγραφή κατάστασης / κινδύνου 

Σημείο προτύπου 

ΕΛΟΤ ΕΝ 81.80 

7 

Σύστημα ισοστάθμισης στους ορόφους 

3 

8 

Ανεπαρκείς χώροι προστασίας στην άνω και κάτω απόληξη φρέατος 

14 

9 

Ανεπαρκές μήκος «ποδιάς» προστασίας θαλάμου 

Περιγραφή: Κάθε κατώφλι θαλάμου πρέπει να είναι εφοδιασμένο με προστατευτικό 
ποδιών, κατάλληλων διαστάσεων και κατασκευής 

39 

10 

Έλλειψη ή ανεπαρκές κιγκλίδωμα στη στέγη του θαλάμου 

43 

11 

Έλλειψη ή ανεπαρκής διακόπτης ελέγχου χαλάρωσης συρματόσχοινου στην 
τροχαλία τάνυσης του περιοριστήρα ταχύτητας 

Περιγραφή: Συστήνεται, η τάνυση του συρματόσχοινου να επιτυγχάνεται με βάρος, 
και όχι ελατήριο, και να ελέγχεται μέσω διακόπτη, ο οποίος να ενεργοποιείται σε 
περίπτωση χαλάρωσης του συρματόσχοινου. 

51 

12 

Έλλειψη προστασίας κατά της υπερτάχυνσης του θαλάμου στην άνοδο 

52 

13 

Έλλειψη προστασίας έναντι πτώσης και ολίσθησης σε υδραυλικούς ανελκυστήρες 

54 

14 

Έλλειψη ή ανεπαρκείς προσκρουστήρες (θαλάμου και αντίβαρου) 

56 

15 

Μη ανεξάρτητοι ηλεκτρονόμοι ισχύος και περιοριστήρας χρόνου 

62 & 64 

16 

Έλλειψη επιτηρητή φάσεων 

69 

17 

Έλλειψη ή ανεπαρκής λειτουργία επιθεώρησης και διακόπτης τάσης (στοπ) στη 
στέγη του θαλάμου. 

70 

18 

Πρέπει να γίνει αντιστάθμιση της αέργου ισχύος της ηλεκτρικής εγκατάστασης του 
ανελκυστήρα. 

- 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 






